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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ)! 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ 
ΤΗι 1β ΜΑΡΤΙΟΥ 1976 


ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 149 

Περί έγκρίσεως καί θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμοί) 
«περί πυροσβεστικών μέσων των πλοίων». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

’Έχοντες ύπ’ δψει : 

1. Τά άρθρα 32 παρ. 2, 36 παρ. 2, 40 παρ. 1 (ε) καί 41 
τοΰ Ν.Δ. 187/73 «περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικοϋ Δικαίου))^ 

. 2. Τήν άπδ 5.6.1975 γνωμοδότησιν τοϋ Συμβουλίου 
Εμπορικού Ναυτικοϋ. 

3. Τήν ύπ’ άριθ. 585/1975/4.8.75 γνωμοδότησιν τοΰ 
Συμβουλίου τής Επικράτειας, προτάσει τοϋ 'Ημετέρου έπί 
της Εμπορικής Ναυτιλίας 'Τπουργοΰ, άπεφασίσαμεν καί 
διατάσσομεν : 

Άρθρον μόνον. 

1. Έγκρίνεται καί τίθεται εις έφαρμογήν έ άνασυνταχθείς 
Κανονισμός «περί πυροσβεστικών μέσων τών πλοίων» μετά 
των συνημμένων αΰτώ εξ (6) Παραρτημάτων. 

2. Άπό τής εφαρμογής τοϋ παρόντος Κανονισμού, καταρ- 
γεΐται τό ύπ’ αριθμόν 525/1968 Β. Διάταγμα «περί έγκρί- 
σεω ζ καί θέσεως είς έφαρμογήν Κανονισμού «περί πυροσβε¬ 
στικών μέσων τών πλοίων». 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

Περί Πυροσβεστικών Μέσων τών Πλοίων. 

ΜΕΡΟΣ I. 

ΓΕΝΙΚΑ 
’Άρθρον 1. 

Όρισμοί. 

Κατά τον παρόντα Κανονισμόν νοείται : 

Τπουργός : Ό Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας. 
Ε.Ε.Π. : 'Η έν Πειραιεΐ έδρεύουσα Έπιθεώρησις Εμπο¬ 
ρικών Πλοίων. 

ν Κ.Α.Ζ.Ε.Θ.: 'Η έκάστοτε ίσχύουσα, εάν δεν ορίζεται 
«λλως Διεθνής Σύμβασις «περί Ασφαλείας τής Ανθρώπινης 
Ζωής | ν Θαλάσση». 

, Πλοΐον : Παν πλοϊον, πλοιάριον, πλωτόν ναυπήγημα και 
Ι/εσον, ανεξαρτήτως χωρητικότητος, προορισμού ή χρήσεως 
εκ ™5 τ “ ν πολεμικών πλοίων. 

, Επιβατηγόν : Παν πλοϊον μεταφέρον πλείονας τών 12 

επιβατών. 

Φορτηγόν: Παν μή επιβατηγόν πλοϊον. 


Δεξαμενόπλοιον: Παν φορτηγόν πλοϊον κατασκευασμένο» 
ή διεσκευασμένον διά τήν μεταφοράν υγρών χύδην φορτίων, 
εύφλέκτου φύσεως. 

Τουριστικόν πλοΐον: Παν πλοΐον απασχολούμενο» εις τήν 
έκτέλεσιν κυκλικών πλόοον θαλασσίας περιηγήσεως καί ανα¬ 
ψυχής, μεταφορικής ΐκανότητος μέχρις 25 έπιβατών. 

Επαγγελματικόν τουριστικόν : Παν τουριστικόν πλοΐον 
χρησιμοποιούμενο» διά τήν έπί ναύλω μεταφοράν έπιβατώι. 

Τουριστικόν πλοΐον αναψυχής : ΓΙάν τουριστικόν πλοΐον 
τό όποιον δέν είναι επαγγελματικόν. 

Αλιευτικόν : Πλοΐον προοριζόμενον διά τήν αλιείαν, κα¬ 
τεργασίαν ή καί μεταφοράν άλιευμάτων. 

Νέον πλοΐον: Προκειμένου περί πλοίων έμπιπτόντων 
είς τάς διατάξεις τής Δ.Σ. ΠΑΖΕΘ τό πλοϊον τοΰ οποίου ή 
τρόπις έτέθη τήν ή μετά τήν 26 Μαΐου 1965, ήμερομηνία; 
ένάρξεως ισχύος τής ΔΣ ΠΑΖΕΘ 1930 ή φορτηγόν πλοΐον 
έφ’ όσον ή μετασκευή τούτου είς έπιβατηγόν πλοΐον ήρξατο 
κατά ή μετά τήν ημερομηνίαν ταύτην. Προκειμένου περί 
πλοίων μή έμπιπτόντων είς τάς διατάξεις τής ΔΣ ΠΑΖΕΘ 
ώς «Νέον πλοΐον)) νοείται τό πλοΐον τοϋ οποίου ή τρόπις 
έτέθη μετά τήν 7.8.68 ήτοι ημερομηνίαν θέσεως είς έφαρμο¬ 
γήν τοϋ Β.Δ. 525/1968 περί έγκρίσεως καί θέσεως είς έφαρ¬ 
μογήν Κανονισμού «περί πυροσβεστικών μέσων τών πλοί<ον» 
ή φορτηγόν πλοΐον έφ’ όσον ή μετασκευή τούτου είς επιβάτη - 
γόν ήρξατο κατά ή μετά τήν ημερομηνίαν ταύτην. 

'Τπάρχον πλοΐον : Παν πλοΐον μή χαρακτηριζόμενο» ώς 
νέον. 

Διεθνής πλους : 'Ο πλους άπό χώραν είς τήν οποίαν εφαρ¬ 
μόζεται ή ΠΑΖΕΘ εΐς τινα λιμένα έκτος τής Χώρας ταύτης 
ή καί άντιστρόφως. 

Μάκρος Διεθνής πλους : 'Ο Διεθνής πλους, οστις δέν είναι 
βραχύς. 

Βραχύς Διεθνής πλους: Ό Διεθνής πλους κατά τήν διάρκειαν 
τοΰ οποίου τό πλοΐον δέν απομακρύνεται πλέον τών 200 μιλίων 
άπό λιμένος ή τόπου τίνος δπου οί έπιβάται καί τό πλήρωμα 
είναι δυνατόν νά τεθώσιν έν ασφαλεία, και εφ’ δσον η απο- 
στασις μεταξύ τοΰ τελευταίου λιμένος προσεγγίσεως τής 
Χώρας, εξ ής άρχεται τό ταξείδιον καί τοΰ τελικού λιμένος 
προορισμού, δέν υπερβαίνει τά 600 μιλιά. 

Πλους Μεγάλης Ακτοπλοΐας : 'Ο μή βραχύς εσωτερικός 
πλους μεταξύ τών λιμένων τοΰ εσωτερικού ή καί μέχρι του 
λιμένος Βρινδησίου καί τών πλησίον αύτοϋ λιμένων, ώς 
και τών Τουρκικών λιμένων, άπό Κωνσταντινουπόλεως μέχρι 
καί τών έναντι τοΰ Καστελλορίζου τοιούτων. Είς τήν ^κατη¬ 
γορίαν ταύτην περιλαμβάνονται, ένδεικτικώς οί πλόες έκ 
Πειραιώς πρός Κέρκυραν-Βρινδήσιον-Βόρειον Έλλάδα-Κων- 
σταντινούπολιν-Χίον-Μυτιλήνην ή καί ,μέχρι τών έναντι 
άκτών τής Τουρκίας, Κρήτην καί Δωδεκάνησον. 
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Πλους Μικράς Ακτοπλοΐας : 'Ο βραχύς εσωτερικός πλους 
έντός σχετικώς προασπισμένων θαλασσίων περιοχών, καθ’ ον 
τό πλοϊον δεν απομακρύνεται πλέον των 20 ναυτικών μιλίων 
της πλησιεστέρας ακτής. 

Εις τήν κατηγορίαν ταύτην περιλαμβάνονται ένδεικτικώς 
οί πλόες έκ Πειραιώς προς Κυκλάδας, Β. Σποράδας, Ζάκυν¬ 
θον, Κεφαλ?·.ηνίαν, λιμένας Ακαρνανίας καί Άμβρακικοΰ, 
προεκτεινόμενοι έστω καί μέχρι Κερκύρας ή Πελοπόννησου 
άνατολικώς του Ταινάρου. 

Πλους περιωρισμένης έκτάσεως : 'Ο βραχυχρόνιος πλοΰς 
έντός ένύς ή καί ετέρου συνεχομένου προς αυτόν κόλπου, ώς 
καί εις προησπισμένας έντός ή έκτος κόλπων Θαλασσίας περι- 
οχάς, δστις διενεργεϊται συνήθως κατά τήν διάρκειαν της ή- 
μέρας. 

Εις τήν κατηγορίαν ταύτην περιλαμβάνονται, ένδεικτικώς, 
οί πλόες έκ Πειραιώς προς λιμένας Σαρωνικοΰ καί Άργολικοΰ 
έκ λιμένων έντός του Ν. ή Β. Εύβοϊκοΰ πρύς λιμένας Ν ή Β 
Εύβοϊκοΰ μέχρι Βόλου, έκ λιμένων έντύς Κορινθιακού προς 
λιμένας Κορινθιακού μέχρι Γϊατρών. 

Τοπικός πλους : 'Ο πλους μεταξύ λιμένων ή όρμων κεί¬ 
μενων άπ’ άλλήλων εις άπόστασιν μή. ύπερβαίνουσαν τά 6 
μίλια. 

Πλοίαρχος : 'Ο έντεταλμένος ή πράγματι άσκών τήν δια¬ 
κυβέρνησή τού πλοίου. 

Πλήρωμα : Τό σύνολον τών προσώπων τών ναυτολογημέ¬ 
νων έπι του πλοίου ή οπωσδήποτε άσχολουμένων υπό οίαν- 
δηποτε ιδιότητα εν τφ πλοίω καί διά τάς άνάγκας τούτου, 
έκτος τού πλοιάρχου. 

^Επιβάτης : Παν πρόσωπον έπιβαϊνον τού πλοίου έκτος 
τού πλοιάρχου, τού πληρώματος καί τών κάτω τού ενός έτους 
παίδων. 

Επιβαίνοντες : 'Ο πλοίαρχος, τό πλήρωμα καί οί έπιβά- 


ται. 


Μήκος πλοίου : Τό ολικόν μήκος τού πλοίου. 

Χώροι ένδιαιτήσεως : Οί Κοινόχρηστοι χώροι ένδιαιτή- 
σεως, οί κοιτώνες επιβατών καί πληρώματος, οί ιδιαίτεροι 
χώροι ύγιεινής, τά ατομικής χρήσεως γραφεία, τά κομμωτή¬ 
ρια, τά αναρρωτήρια, αί ίματιοθήκαι καί άλλοι παρόμοιοι 
χώροι διατιθέμενοι διά τήν ένδιαίτησιν τών επιβατών καί 
πληρώματος. 

Κοινόχρηστοι χώροι : Είναι οί χώροι ένδιαιτήσεως οίτινες 
χρησιμοποιούνται ως διάδρομοι, προθάλαμοι, εστιατόρια, 
βιβλιοθήκαι, αίθουσαι παραμονής, αΐθουσαι ψυχαγωγίας, 
καπνιστήρια, εντευκτήρια, κοινοί χώροι υγιεινής καί παρό¬ 
μοιοι μονίμως περίκλειστοι χώροι. 

, Χδ Ρ° ι υπηρετικοί : Είναι οί χώροι οί περιλαμβάνοντες 
τα μαγειρεία, τά διανομεΐα, τά κυλικεία, τάς άποθήκας 
(εκτός τών άπομεμονωμένων κυλικείων καί έρμαρίων), τά 
οωματια άποθηκεύσεως ταχυδρομείου άποσκευών καί άξιών 
και παρόμοιοι χώροι καί διάδρομοι όδηγοΰντες πρός αύτούς. 

Οί χώροι μηχανών : Περιλαμβάνουν πάντας τούς χώρους 
τους περιέχοντας τά μηχανήματα προώσεως, τά βοηθητικά 
μηχανήματα ή τα ψυκτικά μηχανήματα, τούς λέβητας, τάς 
αντλίας,_τα συνεργεία, τας ήλεκτρομηχανάς, τά μηχανήματα 
αερισμού, τους σταθμούς πληρώσεως ελαίου καί παρομοίους 

αύτούς” ^ ^ έχετθύς ( Τπιη1ί8 ) τού ? όδηγούντας πρός 

Μηχανήματα προπαρασκευής καύσεως πετρελαίου : Τά 
μηχανήματα τα χρησιμοποιούμενα διά τήν προπαρασκευήν 
* ρ6ς ΧΡΗσεμ-οτεοΐηο-ΐν του εις τούς πετρελαιολέ- 
ρητας. Είς ταυτα περιλαμβάνονται αί άντλίαι πιέσεως πε¬ 
τρελαίου, τα φίλτρα καί οί θερμαντήρες. 

Δεξαμενή κατακαθίσεως : Δεξαμενή άποθηκεύσεως πε- 

1?2°τετί χθυ Τ~ θε ί μ ' αντ / κήν έπΐφάνειαν μικροτέραν 

Στίθυώ ί-Γ' δων άνα π τ6ννθν χ ω Ρη τικ ύτητος πετρελαίου. 
δποώί μ ' , έλεγχου : Περιλαμβάνουν τούς χώρους εις τούς 

Ζί ίΖίΤΓ Μ ™ ^ -ϊ λε ™^νίας, τά κύρια «ρ- 

Ζν&ΓΐΤϊ ° 1 τ ° ΰ άναγγελίας 

πυρκαιας η γεννήτρια έκτάκτου άνάγκης καί ό ανινανισι/Α<- 
^ου συστήματος ένδοσυνεννοήσεως κινδύνου. ™ μ ^ 

ίνοροι . Κόροι δλικής χωρητικότητος. 


’Άρθρον 2. 

Διάκρισις πλοίων εις κατηγορίας. 

, Διά τήν εφαρμογήν τού παρόντος Κανονισμού τά ·,:λοΐ α ε ( 
τά όποια ούτος έφαρμόζεται, διακρίνονται εις τάς άκυλούθουε 
κατηγορίας: ζ 

Έπιβατηγά πλοία : 

Κατηγορία I : Έπιβατηγά πλοία έκτελοΰντα πλόας 
τινές τών όποιων είναι μακροί διεθνείς πλόες. ’ 

Κατηγορία II Έπιβατηγά πλοία έκτελοΰντα μή μακρούς 
διεθνείς πλόας τινές τών οποίων είναι βραχείς, διεθνείς πλόες. 

Κατηγορία III : Έπιβατηγά πλοία έκτελοΰντα’ πλόας 
μεγάλης άκτοπλοίας. 

Κατηγορία IV : Έπιβατηγά πλοία έκτελοΰντα πλόαε 
μικράς άκτοπλοίας. 

Κατηγορία V: Έπιβατηγά πλοία έκτελοΰντα πλόας περι- 
ωρισμένης έκτάσεως. 

Κατηγορία VI : Έπιβατηγά πλοία έκτελοΰντα τοπικούς 
πλόας. 

Μή έπιβατηγά πλοία: 

^Κατηγορία VII : Φορτηγά πλοία έκτελοΰντα πλόας τινές 
τών οποίων είναι διεθνείς πλόες. 

Κατηγορία VIII : Φορτηγά πλοϊά έκτελοΰντα πλόας εσω¬ 
τερικού. 

Κατηγορία IX : Ρυμουλκά καί βοηθητικά πλοία έκτε¬ 
λοΰντα πλοας εσωτερικού καί βραχείς διεθνείς πλόας ώς, καί 
ετερα μηχανοκίνητα είδη πλοίων τά όποια δεν έξέρχονται 
λιμένος ή ποταμού. 

Κατηγορία X : Αλιευτικά πλοία. 

^Κατηγορία XI : ώύλινα φορτηγά πλοία ώς καί Ιστιο¬ 
φόρα. 

Κατηγορία XII : Τουριστικά πλοία. 

Κατηγορία XII (α) : Τουριστικά πλοία άναψυχής μετα- 
φέροντα. άνω τών 25 επιβατών. 

ΜΕΡΟΣ II. 

ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ 

Πλοία Κατηγορίας I. 

’Άρθρον 3. 

Περιπολιαι καί συστήματα άναγγελίας καί έλέγχου πυρ- 
καϊας. 

Π ( α ) Παν πλοϊον Κατηγορίας I θά διατηρή κατάλληλον 
και επαρκή υπηρεσίαν περιπολίας, εις τρόπον ώστε νά δύναται 
να ελεγχεται ταχέως πάσα έκδήλωσις πυρκαϊάς. 

Πρός επαύξησιν τών μέσων άσφαλείας, τά πλοία τής κατη¬ 
γορίας ταυτης θά έφοδιάζωνται δι’ άνεγνωρισμένου τύπου ω¬ 
ρολογίου τών σταθμών ελέγχου περιπολίας. 

Ηο °λον σύστημα τής περιπολίας θά πληροί τούς "κάτωθι 
ορούς: 

(ι) Οι σταθμοί ελέγχου περιπολίας θά είναι εγκατεστημέ¬ 
νοι εις απαντα (καί τά πλέον άπομεμακρυσμένα) σημεία του 
πλοίου, ώστε κατά τήν διάρκειαν έκάστης πλήρους περιπο¬ 
λίας να ελεγχωνται άπαντες οί χώροι του πλοίου. 

(“) Δι ωραι περιπολίας καθορίζονται άπό 18.00 ώρας μή"' 
χρι 08.00 ^ώρας τής έπομένης ημέρας ή καί καθ’ όλον το 
24ωρον εφ όσον τοΰτο άναγκαιοΐ ή ένδείκνυται κατά την 
κρίσιν τής Ε.Ε.Π. 

,Μ Αναιμίαν ώραν $ά έκτελήται μία πλήρης περιπολία 
οια τής θιο?6ιασεως εξ όλων τών σταθμών ελέγχου περιπολίας· 

Η Ε.Ε.Π. όυναται νά κ«·8ορίση τήν έκ,τέλεσιν τής περίπο· 
λιας κατα βραχύτερα χρονικά διαστήματα άναλόγως τών 
εκτελουμένων πλόων. 

; (ιν) Τό αποτέλεσμα τής περιπολίας θά γνωστοποιηται 
εις τόν Αξιωματικόν Φυλακής καί θά φυλάσσωνται έπι του 
πλοίου τά., σχετικά δελτία πρός ελεγχον. 

Ο εκτελών τήν περιπολίαν θά διέρχηται άπαραιτητωζ 
ες όλων τών σταθμών έλέγχου περιπολίας καί θά καταγρίφΤ) 
^ας κινήσεις του εις τό ώρολόγιον περιπολίας. 
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(ν.) Τδ ώρολόγιον περιπολίας, οί σταθμοί ελέγχου καί 
άπα'. -α τά εξαρτήματα αυτών θά είναι κατεσκευασμένα καί 
τοποθετημένα κατά τοιοΰτον τρόπον ώστε νά είναι έξησφαλι- 
σμέν άπδ παραβίασιν, καθιστάμενης εμφανούς πάσης προσ¬ 
παθείς άλλοιώσεως των ενδείξεων τοϋ ωρολογίου. 

(β) Εις άπαντας τούς χώρους επιβατών καί πληρώματος 
θά είναι τοποθετημένοι χειροκίνητοι άναγγελτηρες πυρκαϊας, 
οί όποιοι θά επιτρέπουν εις την υπηρεσίαν περιπολίας την 
άμεο ν αναγγελίαν πυρκαϊας εις τήν γέφυραν ή εις τον στα¬ 
θμόν ελέγχου πυρκ,αιας, . - 

2. Εις παν σημεΐόν πλοίου κατηγορίας I τδ όποιον δέν 
ε!να< προσιτδν εις την υπηρεσίαν περιπολίας καί υπάρχει 
κίνδυνος πυρκαϊας θά ύπάρχη σύστημα άνιχνεύσεως καί αναγ¬ 
γελίας πυρκαϊας πληρούν τάς άπαιτήσεις τοϋ άρθρου τοΰ 
παρόντος Κανονισμού. 

Άρθρον 4. 

Άντλίαι πυρκαϊας. Κυρία σωλήνωσις πυρκαϊας. 
Σωληνώσεις θαλασσίου δδατος. Λήψεις. Εύκαμπτοι 
σωλήνες καί άκροσωλήνια. 

1. Παν πλοϊον Κατηγορίας I θά φέρη τά ύπδ τοϋ παρόντος 
άρθρου, καθοριζόμενα μέσα διά τών οποίων θά καθίσταται 
δυνατή ή έκτόξευσις δύο τουλάχιστον προβολών υδατος μέχρις 
οίουδήποτε σημείου τοΰ πλοίου κανονικώς προσιτού εις τούς 
επιβάτας ή τδ πλήρωμα, όταν τδ πλοϊον εύρίσκεται έν πλώ 
καί μέχρις οΐασδήποτε άποθήκης ή χώρου φορτίου, όταν 
οδτος είναι κενός. 

2. Παν πλοϊον Κατηγορίας I χωρητικότητος 4.000 κόρων 
καί άνω θά φέρη τρεις τουλάχιστον μηχανοκινήτους αντλίας 
πυρκαϊας, εάν δέ είναι κάτω τών 4.000 κόρων, θά φέρη δύο 
τουλάχιστον τοιαύτας αντλίας. Έκάστη τών αντλιών τούτων 
θά είναι ικανή νά άποδίδη μίαν τουλάχιστον προβολήν υδατος 
ταυτοχρόνως εκ δύο οίωνδήποτε λήψεων, μέσιρ ευκάμπτων 
σωλήνων καί άκροσωληνίων καί θά πληροί τάς απαιτήσεις 
τοΰ άρθρου 52. 

3 (α) Είς έκαστον πλοϊον. Κατηγορίας I χωρητικότητος 
1.000 κόρων καί άνω, ή διάταξις τών λήψεων θαλάσσης, τών 
αντ ,ών καί τών πηγών ενεργείας διά τήν κίνησίν των, θά 
εϊνα τοιαύτη ώστε νά έξασφαλίζηται ότι είς περίπτωσιν 
πυρ. αϊάς έντδς οίουδήποτε διαμερίσματος δέν θά τίθενται 
εκτ ; λειτουργίας άπασαι αί άντλίαι πυρκαϊας. 

(ί) Έφ’ όσον πυρκαϊά είς διαμερίσματα πλοίου Κατηγο¬ 
ρία. I χωρητικότητος κατωτέρας τών 1.000 κόρων, ενδέχεται 
να -ση άπάσας τάς αντλίας πυρκαϊας έκτος λειτουργίας, θά 
ποΓ ,Οετήται, έκτος τοΰ χώρου τοΰ μηχανοστασίου, μία μηχα- 
νοκ.,ητος άντλία πυρκαϊας άνάγκης έχουσα ανεξάρτητον κί- 
·> ομοΰ μετά τής πηγής ένεργείας της καί τής συνδέσεως 
θα/ .σσης. 'Η έν λόγω άντλία θά είναι ικανή προς παραγωγήν 
δυο τουλάχιστον προβολών όδατος εξ οίωνδήποτε δύο λήψ'εων 
κα! ευκάμπτων σωλήνων μέσω άκροσωληνίων, τά όποια θά 
πλν,ροΰν τάς άπαιτήσεις τοΰ άρθρου 54 (4) (β), ένώ ταότο- 
Χρο^ως θά διατηρή είς οίανδήποτε λήψιν τοΰ πλοίου πίεσιν 30 
τουλάχιστον λιμπρών άνά τετραγ. δάκτυλον. 

Έκαστον πλοϊον Κατηγορίας I Οά είναι έφωδιασμένον 
δια κυρίας σωληνώσεως πυρκαϊας, σωληνώσεων θαλασσίου 
υδατος, λήψεων καί άκροσωληνίων τών οποίων ή διάταξις, 
όταν είναι κλεισταί άπασαι οά υδατοστεγείς θυραι τών στεγα- 
ν ων διαφραγμάτων, τών κατασκευασθέντων κατ’ έφαρμογήν 
τ °ϋ Κανονισμού 13 τοΰ Κεφαλαίου II τής Δ.Σ. ΠΑΖΕΘ θά 
πληροί τάς άπαιτήσεις τών άρθρων 53 καί 54. 

■ Γ) · Δι’ έκάστην λήψιν πλοίου τής παρούσης κατηγορίας 
τοποΟετημόνην κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος Κανονισμοΰ 
προβλέπηται εις τουλάχιστον όθώνινος σωλήν μετ’ άκρο- 
σ ωληνίου πυρκαϊας. 

Επί έκάστου πλοίου Κατηγορίας I, έφωδιασμένου δια 
πετρελαιολεβήτων ή μηχανών προώσεως εσωτερικής καύσεως, 
θ« υπάρχουν, έντδς έκάστου χώρου, είς δν εχει τοποθετηθή 
πε ~ρελαιολέβης, ή είς τδν χώρον τοΰ μηχανοστασίου, δύο 
τουλάχιστον λήψεις -πυρκαϊας, μία είς τήν δειξιάν καί μία είς 
^ αριστεράν πλευράν. Έπιπροσθέτως, έφ’ όσον τδ πλοϊον 
τουτο διαθέτει δίοδον πρδς τδν χώρον τοΰ μηχανοστασίου 


μέσω τής σήραγγος ή τών σηράγγων ή τών έλικοφόρων άξό- 
νω β> θά ύπάρχη έντδς έκάστης σήραγγος έλικοφόρου άξονος, 
καί εις τήν άκραν αυτής τήν προσκειμένην πρδς τδ μηχανοστά- 
σιον, λήψις πυρκαϊας. 

Είς έκάστην τών λήψεων, τών τοποθετημένων είς τούς ώς 
άνω χώρους κατ’ έφαρμογήν τοΰ παρόντος Κανονισμού, θά 
ύπάρχη εν άκροσωλήνιον μετά ραντιστήρος δι’ έκαστον εύ¬ 
καμπτον σωλήνα πυρκαϊας. 

’Άρθρον 5. 

Φορητοί πυροσβεστήρες χώρων ένδιαιτήσεως καί ύπη- 
ρετικών. 

1. Έπί έκάστου καταστρώματος τών πλοίων Κατηγορίας I 
θά ύπάρχη επαρκής άριθμδς φορητών πυροσβεστήρων, έκ τών 
οποίων δύο τοόλάχιστον δέον νά είναι εύχερώς διαθέσιμοι πρδς 
χρήσιν είς πάντα χώρον ένδιαιτήσεως καί ύπηρετικόν, μεταξύ 
τών στεγανών διαφραγμάτων καί τών πυριμάχων κατακο- 
ρύφων κυρίων ζωνών, 

Είς περίκλειστους χώρους ένδιαιτήσεως καί χώρους ύπη- 
ρετικούς άνωθεν τοΰ καταστρώματος στεγανών, θά ύπάρχη 
πρδς χρήσιν εις τουλάχιστον φορητός πυροσβεστήρ παρ’ έκά- 
στη πλευρά τοϋ πλοίου. Επίσης είς έκαστον μαγειρεϊον θά 
ύπάρχη εις τούλάχιστον φορητός πυροσβεστήρ, ύπδ τδν όρον 
ότι, οσάκις ή έπιφάνεια τοΰ δαπέδου μαγειρείου ύπερβαίνει 
τούς 500 τετρ. πόδας (46 τμ.), θά προβλέπωνται δύο τοιοϋτοι 
πυροσβεστήρες. 

2. Έντδς έκάστου σταθμοΰ έλέγχου πλοίου τής παρούσης 
κατηγορίας θά ύπάρχουν πρδς χρήσιν, τρεις (3) φορητοί 
πυροσβεστήρες. 

’Άρθρον 6. 

Συστήματα μονίμου έγκαταστάσεως σβέσεως πυρκαϊας 
δι’ άερίου χώρων φορτίου. 

1. Έπί παντδς πλοίου Κατηγορίας I χωρητικότητος 1.000 
κόρων καί άνω θά ύπάρχη σύστημα μονίμου έγκαταστάσεως 
σβέσεως πυρκαϊας δι’ άερίου, πληρούν τάς άπαιτήσεις του 
άρθρου 59. Τδ έν λόγφ σύστημα θά είναι διατάξεως έπιτρε- 
πούσης τήν προστασίαν παντδς χώρου φορτίου. 

’Άρθρον 7. 

Χώροι μηχανοστασίου έντδς τών οποίων εύρίσκονται 

πετρελαιολέβητες ή μηχανήματα προπαρασκευής καύσεως 
τοΰ πετρελαίου. 

1. Πρδς προστασίαν παντδς χώρου πλοίου Κατηγορίας I, 
έντδς τοΰ οποίου εύρίσκονται πετρελαιολέβητες ή δεξαμενή 
κατακαθίσεως καυσίμου πετρελαίου ή μηχανήματα προπα¬ 
ρασκευής καύσεως πετρελαίου θά ύπάρχη μία τούλάχιστον 
τών κατωτέρω μονίμων έγκαταστάσεων σβέσεως, πυρκαϊας. 

α) Σύστημα ραντίσεως υδατος ύπδ πίεσιν πληροΰν τάς α¬ 
παιτήσεις τοΰ άρθρου 58. 

β) Έγκατάστασις σβέσεως πυρκαϊας δι’ άερίου πληρούσα 
τάς άπαιτήσεις τοΰ άρθρου 59. 

γ) Έγκατάστασις σβέσεως πυρκαϊας δι’ άφροΰ πληρούσα 
τάς άπαιτήσεις τοΰ άρθρου 60. 

Έφ’ όσον τδ μηχανοστάσιον δέν χωρίζεται εντελώς τοΰ λε¬ 
βητοστασίου διά διαφράγματος ή είναι δυνατδν καύσιμον πε- 
τρέλαιον νά διαρρεύση έκ τοΰ λεβητοστασίου είς τδ μηχανο- 
στάσιον, τδ σύνολον τών χώρων τοϋ μηχανοστασίου καί τοΰ 
λεβητοστασίου θά θεωρήται διά τούς σκοπούς τοϋ παρόντος 
άρθρου ώς εν διαμέρισμα. 

2. Έπί πλέον τών άπαιτήσεων τής προηγουμένης παρα¬ 
γράφου, θά ύπάρχουν : 

α) Έντδς έκάστου λεβητοστασίου τούλάχιστον εΐς πυρο¬ 
σβεστήρ άφροΰ, χωρητικότητος 30 τοόλάχιστον γαλλονίων 
ή πυροσβεστήρες διοξειδίου άνθρακος βάρους 100 τούλάχι¬ 
στον λιμπρών ή κόνεως 50 λιμπρών έκαστος. Οί πυροσβε¬ 
στήρες ούτοι θά έφοδιάζωνται δι’ ευκάμπτων σωλήνων έπί 
έξελίκτρων καί θά είναι τοποθετημένοι είς θέσεις ευκόλως 
προσιτάς έν περιπτώσει πυρκαϊας καί επαρκείς είς άριθμδν 
έπιτρέποντες τήν έκτόξευσιν τοϋ άφροΰ ή τοϋ διοξειδίου τοϋ 



338 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


άνθρακος ή της κόνεως επί παντός σημείου τοΰ λεβητοστασίου 
η των χώρων είς τούς οποίους είναι τοποθετημένον τμήμα τι 
τής έγκαταστάσεως προπαραοκευής καύσεως πετρελαίου. 

β) Εντός έκάστου χοίρου ένθα ένεργεϊται άφή πυράς ή 
εύρίσκεται τμήμα οίασδήποτε έγκαταστάσεως προπαρα- 
σκευής καύσεως πετρελαίου είς φορητός πυροσβεστήρ άνά 
λέβητα κατάλληλος προς σβέσιν πυρκαϊας πετρελαίου καί έν 
πάση περιπτώσει τουλάχιστον δύο τοιοΰτοι φορητοί πυρο- 
σβεστήρες. 

γ) Εντός έκάστου χούρου, ένθα ένεργεϊται άφή πυράς, εν 
δοχεΐον περιέχον 10 τουλάχιστον κυβικούς πόδας άμμου ή 
άλλου ξηρού ύλικοΰ καταλλήλου διά ταχείαν σβέσιν πυρκαϊών 
πετοελαίου, δμοϋ μετά μικρού πτόου διά τον διασκορπισμόν 
του περιεχομένου τοΰ δοχείου. Αντί του δοχείου δύναται νά 
ύπάρχη πρόσθετος φορητός πυροσβεστήρ κατάλληλος διά 
σβέσιν πυρκαϊών πετρελαίου. 

Άρθρον 8. 

Χώροι μηχανοστασίου εντός των όποιων εύρίσκοντρα μη- 
χαναί εσωτερικής καύσεως. 

1. Πρός προστασίαν παντός χώρου πλοίου Κατηγορίας I* 
εντός τοΰ οποίου εύρίσκοντοι μηχαναί εσωτερικής καύσεως 
χρησιμοποιούμενοι είτε ώς κύριον μέσον προώσεως, είτε διά 
βοηθητικούς σκοπούς καί Ιχουσαι εις την δευτέραν περίπτωσιν 
συνολικώς ίπποδύναμιν τουλάχιστον 1.000 Β.Η.Ρ., θα ύ¬ 
πάρχη μία τουλάχιστον τών μονίμων εγκαταστάσεων κατα- 
σβέσεως πυρκαϊας τών προβλεπομένων ύπό τής παραγράφου 
1 τοΰ άρθρου 7, 

2. Έπί πλέον τών απαιτήσεων τής προηγούμενης παρα¬ 
γράφου είς κάθε τοιοΰτον χώρον 6ά ύπάρχη : 

α) Είς πυροσβεστήρ άφρου χωρητικότητος 10 τουλάχι¬ 
στον γαλλονίων ή πυροσβεστήρ διοξειδίου άνθρακος βάρους 35 
τούλάχιστον λιμπρών ή κόνεως 20 λιμπρών. 

β) Φορητοί πυροσβεστήρες κατάλληλοι πρός σβέσιν πυρ- 
καϊών πετρελαίου, είς διά κάθε 1.000 ΒΗΡ ίπποδυνάμεως 
τών μηχανών ή κλάσματος αυτής. Οί έν λόγφ πυροσβεστήρες 
δέν θά είναι όλιγώτεροι τών δύο, ουδέ θά άπαιτώνται περισ¬ 
σότεροι τών Ιξ. 

3. Τά υπάρχοντα πλοΐα εξαιρούνται τής διατάξεως τής 
παρ. 1 του παρόντος άρθρου καί θά φέρουν τά μέσα πυρο¬ 
σβέσεως τής παρ. 2 έπηυξημένα τούλάχιστον κατά 100 %. 

’ΆρΘρον 9. 

Χώροι μηχανοστασίου εντός τών οποίων εύρίσκονται 
άτμομηχαναί. 

Είς χώρους πλοίου Κατηγορίας, I, ένθα είναι έγκατεστη- 
μένοι ατμοστρόβιλοι ή άτμομηχαναί περίκλειστοι, λιπαι- 
νόμενοι διά πιέσεως, πρός χρήσιν, είτε διά τήν πρόωσιν τοΰ 
πλοίου, είτε διά βοηθητικούς σκοπούς καί έχουσαι είς τήν 
περίπτωσιν ταύτην συνολικώς ίπποδύναμιν τοΰλάγιστον 
1.000 Β.Η.Ρ. θά υπάρχουν: 

α) Πυροσβεστήρες άφροϋ, χωρητικότητος 10 τούλάχιστον 
γαλλονίων έκαστος ή πυροσβεστήρες διοξειδίου άνθρακος 
βάρους τούλάχιστον 35 λιμπρών ή κόνεως 20 λιμπρών έ¬ 
καστος, επαρκείς είς άριθμόν ίνα καθίσταται δυνατή ή έκτό- 
ξευσις άφροϋ ή διοξειδίου τοΰ άνθρακος ή κόνεως έπί οίου- 
δήποτε σημείου του συστήματος λιπάνσεως διά πιέσεως ώς 
καί,έπί οίουδήποτε τμήματος, τοΰ περιβλήματος, τοΰ περι- 
κλειοντος τα λιπαινόμενα δια πιεσεως μέρη των άτμοστροβί- 
λων, τών μηχανών ή τοΰ συνδεδεμένου μετ’ αύτών μηχανι¬ 
σμού, έφ’ όσον ύπάρχει τοιοΰτος. 


Άρθρον 10. 

’Εξάρτησις Πυροσβέστου. 

Παν έπιβατηγόν πλοϊον Κατηγορίας I, θά φέρη δύ*: τού¬ 
λάχιστον εξαρτήσεις πυροσβέστου, Ικάστης πληρούση; τάς 
άπαιτήσεις-του άρθρου 62 του παρόντος Κανονισμού. "Οταν 
τό πλοϊον εχη ολικήν χωρητικότητα ύπερβαίνουσαν τούς 
10.000 κόρους θά φέρωνται τρεις τούλάχιστον εξαρτήσεις 
καί όταν ύπερβαίνη τούς 20.000 κόρους θά φέρωνται τέσσα- 
ρες τουλάχιστον εξαρτήσεις. Αί έξαρτήσεις αδται θά -ύρί- 
σκωνται είς θέσεις ευκόλως προσιτάς, έπαρκώς άπομεμακρυ- 
σμένας μεταξύ των καί θά είναι έτοιμοι πρός χρήσιν. 

Άρθρον 11. 

Σύνδεσμος διεθνούς τύπου συνδέσεως μετά τής ξηράς. 

1. Παν πλοϊον Κατηγορίας I άνω τών 1.000 κόρο/; θά 
είναι έφωδιασμένον διά δύο τούλάχιστον συνδέσμων διεθνούς 
τύπου συνδέσεως μετά τής ξηράς, πληρούντων τάς απαιτήσεις 
τοΰ άρθρου 55 είς τρόπον ώστε νά καθίσταται δυνατή ή δι’ 
δδατος τροφοδότησις τής κυρίας σωληνώσεως πυρκαϊας 
αύτοΰ έξ ετέρου πλοίου ή έκ τής ξηράς. 

2. Πρόβλεψις θά ύφίσταται ώστε νά είναι δυνατή ή χρη¬ 
σιμοποίησή τών συνδέσμων τούτων είς εκατέραν τών πλευρών 
τοΰ πλοίου. 

Πλοία Κατηγορίας II. 

Άρθρον 12. 

' Τά πλοΐα Κατηγορίας II θά πληρούν τάς απαιτήσεις τών 
άρθρων 3 εως καί 11, ώς αδται έφαρμόζονται διά τά πλοία 
Κατηγορίας I. 

Πλοΐα Κατηγορίας III. 

Μήκους 33 μέτρων καί άνω. 

Άρθρον 13. 

(α) Τά πλοΐα Κατηγορίας III θά πληρούν τάς απαιτήσεις 
τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 3 ώς καί τών άρθρων 4 έως 
καί 11, ώς αδται εφαρμόζονται διά τά πλοΐα Κατηγορίας I 

(β) Υπάρχοντα πλοΐα τής Κατηγορίας ταύτης πέραν ' ών 
οριζόμενων έξαιρέσεων διά πλοΐα Κατηγορίας I, εξαιρούν αι 
τών διατάξεων τοΰ άρθρου 6. 

Ωσαύτως"αντί τής έν άρθρ. 7 παράγρ. 1 (β) προβλε υ- 
μένης έγκαταστάσεως σβέσεως πυρκαϊας δι’ αερίου, δύνα 'Χΐ 
ή Ε.Ε.Π. έπί ύπαρχόντων πλοίων νά έπιτρέψη τοιαύ"ην 
έγκατάστασιν λειτουργούσαν δι’ άτμοΰ, έφ’ όσον αΰτη π/.η- 
ροΐ τάς σχετικάς απαιτήσεις τοΰ άρθρου 60 τοΰ παρόν ως 
Κανονισμού. 

Πλοΐα Κατηγορίας III. 

Μήκους κάτω τών 33 μέτρων. 

Άρθρον 14. 

Άντλίαι πυρκαϊας. Κυρία σωλήνωσις πυρκαϊας. Σωληνώ¬ 
σεις θαλασσίου ΰδατος. Λήψεις. Εύκαμπτοι σωλήνες ν.άι 

άκροσωλήνια. 

ΙΙάν πλοϊον Κατηγορίας III, μήκους κάτω τών 33, μέ¬ 
τρων, θά φέρη είς θέσιν εξωθι τοΰ χώρου μηχανοστασίου : 

(α) Αντλίαν μετά μονίμου συνδέσμου θαλλάσσης. 

(β) Εύκαμπτον σωλήνα μετ’ άκροσωληνίου διαμέτρου 
3/8 δακτύλου ικανόν πρός έκτόξευσιν προβολής ΰδατος εις 
αποστασιν 7 τούλάχιστον μέτρων πρός οίονδήποτε σημεΐ° ν 
τοΰ πλοίου, καί 

(γ) "Εν άκροσωλήνιον μετά ραντιστήρος. 

Άρθρον 15. 


β) Άνά είς φορητός πυροσβεστήρ κατάλληλος πρός σβέσιν 
πυρκαϊών πετρελαίου διά κάθε 1.000 Β.Η.Ρ. ίπποδυνάμεως 
ή κλάσματος αότής. Οί έν λόγιρ πυροσβεστήρες δέν θά είναι 
όλιγώτεροι τών δύο, ούδέ θά άπαιτώνται περισσότεροι 
των ,Ιξ και πάντως δέν θά άπαιτώνται έπί πλέον τών προβλε¬ 
πομένων ύπό τής παραγράφου 2 του άρθρου 8. 


Φορητοί Πυροσβεστήρες. 

Παν πλοϊον τής παρούσης Κατηγορίας θά είναι έφωδια- 
σμένον δι ένός τούλάχιστον φορητού πυροσβεστήρας εντός 
έκαστου τών, άνωθεν τοΰ καταστρώματος, στεγανών χ ω 
ρων επιβατών. Διά τούς κάτωθεν τοΰ καταστρώματος στε 
γανών, χώρους επιβατών θά προβλέπωνται επίσης δύο φ°' 
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ρητοί πυροσβεστήρες. Εις τοιοϋτος πυροσβεστήρ θά είναι 
δί,αθεοφος 7 τρος χρτ}(Ην εντός έκάστου [Χίχγεφεέοό. 3 Εφ 5 
ίσον τ επιφάνεια τού -δαπέδου μαγειρείου υπερβαίνει τούς 
500 τ. τραγ. πόδας __(46 τετρ. μέτρα) θά προβλέπωνται δύο 
τοιουτοι πυροσβεστήρες. 


3. Τά πλοία 


„ , τΎ 1ζ ^κρουστής Κατηγορίας θά φέρουν πρόσ- 

οο-τον αντλίαν πυρκαϊάς μονίμως συνδεδεμένην μετά —~- 
ριας σωληνώσεως πυρκαϊάς. 

Η ΡΜ ^ Αν/Λ ινΜΛ-1 ί« -.-.5 Λ __ 


της κυ- 


Άρθρον 16. 

Χοίροι μηχανοστασίου έντός των οποίων εύρίσκονται 
πετρελαιολεβητες η μηχανήματα προπαρασκευής 
. καύ.σεω.ς τοϋ πετρελαίου. 

1. Έντος αίουδήποτε χώρου πλοίου της παρούσης Κα¬ 
τηγορίας ένθα εύρίσκονται πετρελαιολέβητες, δεξαμεναί 
κατακαθισεως καυσίμου πετρελαίου ή μηχανήματα προπα- 
ρασκειής καύσεως πετρελαίου, θα υπάρχουν είς ή περισσό¬ 
τεροι πυροσβεστήρες άφροΰ έκαστος χωρητικότητος 10 του¬ 
λάχιστον γαλλ. ή πυροσβεστήρες διοξειδίου ανθρακος βά¬ 
ρους 35 λιμπρών η κόνεως 20 λιμπρών έκαστος. Ό πυροσ¬ 
βεστήρ ή οί πυροσβεστήρες θά είναι τοποθετημένοι εις θέ¬ 
σεις ευκόλως^ προσιτάς έν περιπτώσει πυρκαϊάς, θά είναι 
δε επαρκείς είς αριθμόν ώστε νά έπιτρέπουν δπως ό άφρός ή 
το διοςειδιον τοϋ ανθρακος ή ή κόνις, κατευθύνονται προς 
οίονδήποτε σημεϊον τοϋ λεβητοστασίου ή τών χώρων είς 
τους οποίους εόρίσκεται οίονδήποτε τμήμα τής έγκαταστά- 
σεως καυσίμου πετρελαίου. 

2. Επί πλέον τών έν τή προηγουμένη παραγράφω απαι¬ 
τήσεων θά υπάρχουν : 

γ 7 ) ^ Εντος έκαστου τών χώρων ένθα ένεργεϊται άφή πυ¬ 
ράς, ή είναι τοποθετημένα τμήματα οίασδήποτε έγκαταστά- 
σεως προπαρασκευής καύσεως πετρελαίου, δύο τουλάχιστον 
φορητοί πυροσβεστήρες κατάλληλοι προς σβέσιν πυρκαϊών 
πετρελαίου. 

Εντος έκαστου τών χώρων, ένθα ένεργεϊται άφή πυ- 
ρίς, εν όοχεΐον περιέχον 2 τουλάχιστον κυβ. πόδας άμμου 
η άλλου ξηροΰ ύλικοϋ καταλλήλου προς ταχεϊαν σβέσιν 
πυρκαϊών ^πετρελαίου, μετά μικρού πτύου διά τον διασκορ¬ 
πισμόν τοϋ περιεχομένου τοϋ δοχείου. Αντί τοϋ δοχείου δύ- 
ναιαι να υπαρχη πρόσθετος φορητός πυροσβεστήρ κατάλ¬ 
ληλος προς σβέσιν πυρκαϊών πετρελαίου. 

’Άρθρον 17. 

Χω.'Οΐ μηχανοστασίου έντος τών οποίων εύρίσκονται 
μηχαναί έσωτερικής καύσεως. 

„ 1α εκ των πλοίων τής παρούσης Κατηγορίας μήκους 20 
€( ής και 33 μέτρων θά φέρουν έντος έκάστου τών χώρων είς 
ή ους ^"οιους έχουν έγκατασταθή μηχαναί προώσεως εσω¬ 
τερικής καύσεως, πέντε τουλάχιστον φορητούς πυροσβε- 
οπηρας καταλλήλους προς σβέσιν πυρκαϊών πετρελαίου. 

, οια μήκους κάτω τών 20 μέτρων θά φέρουν έντος τοϋ 
Χώρου τουτου τρεις φορητούς πυροσβεστήρας. 

Πλοία Κατηγορίας IV. 

Μήκους 33 μέτρων καί άνω. 

Άρθρον 18. 

Αντλιαι πυρκαϊάς - Κυρία σωλήνωσις πυρκαϊάς - Σω- 

ηνωσεις θαλασσίου ΰδατος - Λήψεις - Εύκαμπτοι 
σωλήνες καί άκροσωλήνια. 

πλοϊον Κατηγορίας IV, μήκους 33 μέτρων καί 
, * φέρη τάς είς τό παρόν άρθρον προβλεπομένας συ- 
ΐοϋ ^ οπ °ϊαι θά δύνανται νά έκτοξεύσουν, κατά τά υπό 
Κανονισμού προβλεπόμενα, μίαν τουλάχιστον 
ϋδατος μέχρις οίουδήποτε σημείου τοϋ πλοίου 


ν 1. 

άνω, 


π Ροβολήν 

ϊ π Ρ οσί ·τοΰ έν πλφ είς τούς έπιβάτας ή τό πλήρωμα 
·, < οίασδήποτε αποθήκης ή είς οίονδήποτε τμήμα τών 
Ρ^ν φορτίου, β ταν 0 5 τ0[ι ε Ι νχι κενοί. 

Λνό το , ιοΰτον πλοϊον θά φέρη μίαν τουλάχιστον μη- 
τοώ^ ΐν ^ τον αντ λίαν πυρκαϊάς, δυναμένην νά άποδίδη μίαν 
^ ^θΟστον π Ρ°β°^ή ν δδατος έξ οίασδήποτε λήψεως ευ- 
ναι ^ σω λήνος καί άκροσωληνίου πυρκαϊάς δι’ ών εΐ- 
τ °ΰ { 0 ιασ μένον τό πλοϊον καί πληρούσαν τάς απαιτήσεις 


?Λί° ΥίΡ τ αντλ > ΐα καί ^ ένεργείας της, δέον όπως : 

α) Μη είναι εγκατεστημένη είς τό διαμέρισμα, τό ό¬ 
ποιον περιλαμβάνει τήν έν παραγράφφ 2 τοϋ παρόντος άρ¬ 
θρου, προβλεπομένην αντλίαν, καί 

β) Είναι έφωδιασμένη διά μονίμου συνδέσεως θαλάσ- 

σ7 ί?ρ. τ ° 7Ι0 ^ ετ71ίΛ ! νγ)ς ® κτ ^ ς το ^ ΧωΡ ου τ °ΰ μηχανοστασίου. 

Η εν λογφ αντλία, θά πληροί τάς άπαιτήσεις τής προη¬ 
γουμένως παραγράφου τοϋ παρόντος άρθρου. 

4. Τα πλοία τής παρούσης Κατηγορίας θά είναι έφωδια- 
σμενα δια κυρίας σωληνώσεως πυρκαϊάς, σωληνώσεων θα¬ 
λασσίου ΰδατος, λήψεων, ευκάμπτων σωλήνων καί άκβο- 
σωληνίων, απάντων πληρούντων τάς άπαιτήσεις τών άρ¬ 
θρων 53 καί 54. 

5. Τα αυτα πλοϊα θα διαθέτουν άνά Ινα τοόλάχιστον εύ¬ 
καμπτον σωλήνα πυρκαϊάς δι’ έκάστην λήψιν τοποθετου- 
μενην κατ εφαρμογήν τοϋ παρόντος Κανονισμού. 

6. Τα πλοϊα τής παρούσης Κατηγορίας, θά διαθέτουν 
μιαν τούλάχιστον λήψιν πυρκαϊάς, τοποθετημένην είς τούς 
χώρους τών λεβήτων ή τοϋ μηχανοστασίου. Είς έκάστην λή¬ 
ψιν εγκατεστημένης βάσει τών διατάξεων τοϋ παρόντος 
Κανονισμού είς τούς, ώς άνω χώρους, θά προβλέπεται !ν 
ακροσωλήνιον μετά ραντιστήρος δι’ έκαστον εύκαμπτον 
σωλήνα πυρκαϊάς. 

Άρθρον 19. 

Φορητοί Πυροσβεστήρες. 

; Είς έκαστον τών, άνοιθεν τοϋ καταστρώματος στεγανών, 
ευρισκομένων χώρων ^ Ιπιβατών πλοίου, Κατηγορίας IV, 
μήκους 33 μ,έτρων και άνω θά ύπάρχη είς τουλάχιστον φο¬ 
ρητός πυροσβεστήρ. Διά τούς κάτωθεν τοϋ καταστρώμα¬ 
τος στεγανών χώρους επιβατών θά ύπάρχουν δύο τουλά¬ 
χιστον φορητοί πυροσβεστήρες. Είς έκαστον τών μαγει¬ 
ρείων θά ύπάρχη επίσης διαθέσιμος πρός χρήσιν άνά εις 
τουλάχιστον φορητός πυροσβεστήρ. Έφ’ δσον ή έπιφάνεια 
τοϋ δαπέδου μ,αγειρείου ύπερβαίνει τούς 500 τετρ. πόδας 
(46 τετρ. μέτρα) θά προβλέπωνται δύο τοιοΰτοι πυροσβε¬ 
στήρες. 

Άρθρον 20, 

Χώροι μηχανοστασίου έντός τών όποιων εύρίσκονται 

πετρελαιολέβητες ή μηχανήματα προπαρασκευής 
καύσεως πετρελαίου. 

1. Πρός προστασίαν τών χώρων πλοίου Κατηγορίας 
IV, μήκους 33 μέτρων καί άνω, έντός τών όποιων εύρί- 
σκονται πετρελαιολέβητες ή δεξαμενή κατακαθισεως πε¬ 
τρελαίου ή μηχανήματα προπαρασκευής καύσεως πετρε¬ 
λαίου, θά ύπάρχη μία τούλάχιστον τών κάτωθι μονίμων 
εγκαταστάσεων : 

α) Σύστημ,α ραντισμοΰ ΰδατος όπό πίεσιν πληρούν τάς 
απαιτήσεις τοϋ άρθρου 58. 

β) Έγκατάστασις σβέσεως πυρκαϊάς δι’ αερίου πληρού¬ 
σα τάς απαιτήσεις τού άρθρου 59. 

γ) Έγκατάστασις σβέσεως πυρκαϊάς δι’ άφροΰ πλη¬ 
ρούσα τάς απαιτήσεις τού άρθρου 60. 

Έφ’ δσον τό μηχάνοστάσιον δεν χωρίζεται εντελώς τού 
λεβητοστασίου διά διαφράγματος ή καύσιμον πετρέλαιον 
δύναται νά διαρρεύση έκ τού λεβητοστασίου είς τό μηχανο- 
στάσιον, τό σύνολον τών χώρων μηχανοστασίου-λεβητοστα- 
σίου θά θεωρήται, διά τούς σκοπούς τού παρόντος άρθρου, 
ώς έ'ν διαμέρισμα. 

2 . Έπί πλέον τών απαιτήσεων τής προηγούμενης πα¬ 
ραγράφου θά ύπάρχουν : 

α) Έντός έκάστου λεβητοστασίου δύο ή περισσότεροι 
πυροσβεστήρες άφροΰ, έκαστος χωρητικότητος 10 του¬ 
λάχιστον γαλλονίων ή πυροσβεστήρες διοξειδίου άνθρακας 
βάρους 35 τούλάχιστον λιμπρών ή κόνεως 20 λιμπρών έ¬ 
καστος. Οί πυροσβεστήρες οδτοι θά είναι τοποθετημένοι 
είς θέσεις ευκόλως προσιτάς έν περιπτώσει πυρκαϊάς, θά 
είναι δέ έπαρκεϊς είς αριθμόν, έπιτρέποντες τήν έκτόξευ- 
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σιν τοϋ άφροΰ ή του διοξειδίου τοϋ άνθρακος προς παν ση- 
μεΐον τοϋ λεβητοστασίου ή των χώρων έντός των οποίων εί¬ 
ναι τοποθετημένον τμήμά τι της έγκαταστάσεως προπα- 
ρασκευής καύσεως πετρελαίου. 

β) Έντδς έκαστου χώρου, ένθα ένεργεϊται αφή πυράς 
ή εδρίσκεται τμήμα οίασδήποτε έγκαταστάσεως καυσίμου 
πετρελαίου, δύο τουλάχιστον φορητοί πυροσβεστήρες κα¬ 
τάλληλοι πρός σβέσιν πυρκαϊών πετρελαίου. 

γ) Εντός έκάστου χώρου, ένθα ένεργεϊται άφή πυράς, 
Ιν δοχεΐον περιέχον 5 τουλάχιστον κυβικούς πόδας άμμου 
ή άλλου ξηροϋ ύλικοϋ καταλλήλου προς ταχεΐαν σβέσιν πυρ- 
καϊών πετρελαίου όμοΰ μετά μ.ικροΰ πτύου διά. τον διασκορ¬ 
πισμόν τοϋ περιεχομένου τοϋ δοχείου. Αντί τοϋ δοχείου 
δύναται νά ύπάρχη πρόσθετος φορητός πυρασβεστήρ κα¬ 
τάλληλος προς σβέσιν πυρκαϊών πετρελαίου. 

3. Τά ύπάρχοντα πλοία τής Κατηγορίας ταύτης θά εξαι¬ 
ρούνται τής διατάξεως τής παρ. 1 τοϋ παρόντος άρθρου καί 
θά φέρουν τά μέσα πυροσβέσεως τής παρ. 2 έπηυξημένα 
τουλάχιστον κατά 100%. 

Άρθρον 21. 

Χώροι μηχανοστασίου εντός τών οποίων εΰρίσκονται 
μηχαναί εσωτερικής καύσεως. 

1. Πρός προστασίαν παντός χώρου πλοίου Κατηγορίας 
IV, μήκους 33 μέτρων καί άνω, εντός τοϋ οποίου εύρίσκον- 
ται μηχαναί εσωτερικής καύσεως χρησιμοποιούμεναι, εί¬ 
τε ως κύριον μέσον προώσεως, είτε διά βοηθητικούς σκο¬ 
πούς και έχουσαι συνολικώς εις τήν δευτέραν περίπτωσιν 
ίπποδύναμιν τουλάχιστον 1.000 Β.Η.Ρ., θά ύπάρχη μία 
τουλάχιστον τών μονίμων εγκαταστάσεων κατασβέσεως 
πυρκαϊάς τών προβλεπομένων ύπό τής παραγράφου 1 τοϋ 
άρθρου 20. 

2. Επί πλέον τών απαιτήσεων τής προηγουμένης πα¬ 
ραγράφου εις κάθε τοιοΰτον χώρον θά ύπάρχη : 

α) Είς πυροσβεστήρ άφροΰ, χωρητικότητος 10 τουλά¬ 
χιστον γαλλονίων ή πυροσβεστήρ διοξειδίου άνθρακος, βά¬ 
ρους 35 τούλάχιστον λιμπρών ή κόνεως 20 λιμπρών. 

β) Εϊς; φορητός πυροσβεστήρ, κατάλληλος πρός σβέσιν 
πυρκαϊών πετρελαίου, άνά 1.000 Β.Η.Ρ. ίπποδυνάμεως 
τών μηχανών ή κλάσματος αυτών. Οί εν λόγω πυροσβεστή¬ 
ρες πάντως δεν Οά είναι όλιγώτεροι τών δύο, ουδέ θά άπαι- 
τώνται περισσότεροι τών εξ. 

3. Υπάρχοντα πλοία τής Κατηγορίας ταύτης εξαι¬ 
ρούνται τής διατάξεως τής παραγρ. 1 τοϋ παρόντος άρθρου 
και θά φέρουν τά μέσα πυροσβέσεως τής παρ. 2 έπηυξηοιέ- 
να κατά 100 %. 

Άρθρον 22. 

Εξαρτήσεις Πυροσβεστών. 

Έπί παντός πλοίου Κατηγορίας IV, μήκους άνω τών 33 
μέτρων,, θά ύπάρχη μία έξάρτησις πυροσβέστου άνά 60 
μέτρα μήκους αυτοϋ. Προκειμένου περί πλοίων μήκους με¬ 
ταξύ 33 καί 60 μέτρων θά ύπάρχη μία έξάρτησις, ένφ προ¬ 
κειμένου περί πλοίων μήκους μεγαλυτέρου τών 60 καί μι- 
κροτέρου τών 120 μέτρων θά ύπ άρχουν δύο έξαρτήσεις κ.ο.κ. 

Η έξάρτησις πυροσβέστου θά πληροί τάς άπαιτήσεις τοϋ 
άρθρου 62. 


Πλοία Κατηγορίας IV. 

Μήκους κάτω τών 33 μέτρων. 

Άρθρον 23. 

Γα πλοία Κατηγορίας IV, μήκους κάτω τών 33 μέτρων 
θα πληρούν τας άπαιτήσεις τών άρθρων 14 Ιως καί 17 τοΐ 
παρόντος Κανονισμού, ώς αδται εφαρμόζονται διά τά πλοίο 
Κατηγορίας III, μήκους κάτω τών 33 μέτρων. 

Πλοία Κατηγορίας V. 

Μήκους 33 μέτρων καί άνω. 

Άρθρον 24. 

1. Αι διατάξεις τών άρθρων 18 καί 19 τοϋ παρόντος Κα¬ 
νονισμού εφαρμόζονται έπί πλοίων Κατηγορίας V μήκους 


33 μέτρων καί άνω κατά τον αυτόν τρόπον ώ ' καί έπί 
πλοίων κλάσεως IV μήκους 33 μέτρων καί άνω 

2. "Εκαστον πλοϊον Κατηγορίας V μήκους 33 μέτρων 
καί άνω, θά φέρη εντός οίουδήποτε χώρου εις τον όποιον 
είναι έγκατεστημένοι πετρελαιολέβητες ή δεξαμενή κατα - 
καθίσεως καυσίμου πετρελαίου ή μηχανήματα π,νοπαρασ- 
κευής καύσεως πετρελαίου ενα ή περισσοτέρους .πυροσβε¬ 
στήρας άφροΰ έκάστου χονρητικότητος τουλάχιστο . 30 γαλ¬ 
λονίων ή ενα ή περισσοτέρους πυροσβεστήρας διοξειδίου 
άνθρακος έκάστου βάρους τούλάχιστον 100 λιμπρών ή κό¬ 
νεως 50 λιμπρών. Ό πυροσβεστήρ ή οί πυροσβεστήρες θα 
είναι τοποθετημένοι εις θέσεις ευκόλως προσιτάς έν περι- 
πτώσει πυρκαϊάς, θά είναι δέ έπαρκεΐς είς αριθμόν έπιτρέ- 
ποντα τήν έκτόξευσιν τοϋ άφροΰ ή τοϋ διοξειδίου άνθρακος 
πρός παν σημεΐον τοϋ λεβητοστασίου ή τών χώρων εντός 
τών οποίων είναι τοποθετημένον τμήμά τι τής έγκαταστά¬ 
σεως ■ καυσίμου πετρελαίου. 

3. Έπί πλέον τών έν τη προηγουμένη παραγράφω προ¬ 
βλεπομένων θά ύπάρχουν : 

α) Εντός τών χώρων, ένθα ένεργεϊται άφή πυράς ή εί¬ 
ναι τοποθετημένα τμήματα οίασδήποτε έγκαταστάσεως 
προπαρασκευής καύσεως πετρελαίου, δύο τούλάχιστον φο¬ 
ρητοί πυροσβεστήρες κατάλληλοι πρός σβέσιν πυρκαϊών 
πετρελαίου. 

β) Εντός έκάστου τών χώρων, έ'νθα ένεργεϊται άφή πυ¬ 
ράς, εν δοχεΐον περιέχον 5 τούλάχιστον κυβικούς πόδας άμ¬ 
μου ή άλλου ξηροϋ ύλικοϋ καταλλήλου πρός ταχεΐαν σβέ¬ 
σιν πυρκαϊάς πετρελαίου μετά μικρού πτύου διά τόν δια¬ 
σκορπισμόν τοϋ περιεχομένου τοϋ δοχείου. Αντί τοϋ δο¬ 
χείου δύναται νά ύπάρχη πρόσθετος φορητός πυροσβεστήρ 
κατάλληλος πρός σβέσιν πυρκαϊών πετρελαίου. 

4. Εντός παντός χώρου τών πλοίων τής παρούσης Κα¬ 
τηγορίας, είς τό όποιον έχουν έγκατασταθή μηχαναί προώ¬ 
σεως εσωτερικής καύσεως, θά ύπάρχη : 

α) Εις πυροσβεστήρ άφροΰ χωρητικότητος 10 ;ουλα- 
χιστον γαλλονίων ή είς πυροσβεστήρ διοξειδίου άν· ιακος 
βάρους 35 τούλάχιστον λιμπρών ή κόνεως 20 λιμ" ών. 

β) 5 Ανά εις φορητός πυροσβεστήρ, κατάλληλο, προς 
σβέσιν πυρκαϊών πετρελαίου άνά 1.000 Β.Η.Ρ. ίπ -δυνά- 
μεως τών μηχανών ή κλάσματος αυτών. Οί έν λόγω :υροσ- 
βεστήρες πάντως δεν θά είναι όλιγώτεροι τών δύο, 1 >δε θα 
απαιτώνται περισσότεροι τών έξ. 


Πλοία Κατηγορίας V. 

Μήκους κάτω τών 33 μέτρων. 

’Άρθρον 25. 

Γ ενικά. 

Γ α πλοία Κατηγορίας V, μήκους κάτω τών 33 μέτρων 
θα πληρούν τάς άπαιτήσεις τών άρθρων 14 καί 17 τοϋ πα¬ 
ρόντος Κανονισμοΰ, ώς αδται εφαρμόζονται διά τα πλοία 
Κατηγορίας III, μήκους κάτω τών 33 μέτρων. 

Πλοία Κατηγορίας VI. 

Άρθρον 26. 

Γενικά. 

( 1· Τά πλοία Κατηγορίας VI, μήκους 33 μέτρων και,« νω ’ 
θά πληροΰν τάς απαιτήσεις τοϋ άρθρου 24, ώς αδται έφαΡ' 
μοζονται δια τά πλοία Κατηγορίας V, μήκους 33 μέτρ ων 
καί άνω. 

2. Τά πλοία Κατηγορίας VI, μήκους κάτω τών ^33 β 
τρων, θα πληροΰν τάς απαιτήσεις τών άρθρων 14 εως 
ως αυται εφαρμόζονται διά τά πλοία III, μήκους κάτω 
33 μέτρων. 
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ΜΕΡΟΣ III. 

Μη έπιβατηγά πλοία Κατηγορίας VII. Πλοία Κατη¬ 
γορίας VII 500 κόρων καί άνω. 


Άρθρον 27. 

Άνλίαι πυρκαϊάς. Κυρία σωλήνωσις πυρκαϊάς. Σω¬ 
ληνώσεις θαλασσίου όδατος. Λήψεις. Εύκαμπτοι σω¬ 
λήνες καί άκροσωλήνια. 

1. Γίχν πλοϊον Κατηγορίας VII, 500 κόρων καί άνω, 
Οά φέρη τάς Ήβθρόν'Τηρόβ^ομ&άή ’ συσΛβυάςΥ' 

αί έπο'χι θά δύνανται νά έκτοξεύουν, κατά τά ύπό του πα¬ 
ρόντος Κανονισμού οριζόμενα, δύο τουλάχιστον προβολάς 
δδατος μέχρις οίουδήποτε σημείου του πλοίου τό όποιον, 
έν πλώ καί ύπό όμαλάς συνθήκας, θά είναι προσιτόν εις τούς 
έπιβάτκς ή τό πλήρωμα ή μέχρις οίασδήποτε άποθήκης ή 
τμήματος των χώρων φορτίου, όταν οδτοι είναι κενοί. 


2. (α) Πλοία της παρούσης Κατηγορίας, 1.000 κόρων καί 
άνω, θά φέρουν, έκαστον, δύο τουλάχιστον μηχανοκινή¬ 
τους αντλίας πυρκαϊάς. Έκάστη τοιαύτη αντλία θά δύνα- 
ται νά άποδίδη ταύτοχρόνως μίαν τουλάχιστον προβολήν 
υδατος έκ δύο οίωνδήποτε λήψεων ευκάμπτων σωλήνων 
καί άκροσωληνίων πυρκαϊάς, δι’ άν είναι έφωδιασμένον 
τό πλοϊον, θά πληροί δε τάς απαιτήσεις του άρθρου 52. 

(β) Πλοία τής παρούσης κατηγορίας 500 μέχρι καί 
1.000 κόρων, θά φέρουν έκαστον δύο τουλάχιστον μηχανο¬ 
κινήτους αντλίας πυρκαϊάς, έκάστη των οποίων θά δύνα- 
ται νά άποδίδη μίαν τουλάχιστον προβολήν όδατος έξ οίασ¬ 
δήποτε λήψεως ευκάμπτου σωλήνος καί άκροσωληνίου 
πυρκαϊάς, δι’ ών είναι έφωδιασμένον τό πλοϊον, θά πληροί 
δε τάς άπαιτήσεις τοΰ άρθρου 52. 

3. (α) Έφ’ όσον πυρκαϊά έκρηγνυομένη εις διαμέρισμά 
τι πλοίου τής παρούσης κατηγορίας, άνω των 500 κόρων, 
είναι δυνατόν νά θέση έκτος λειτουργίας άπάσας τάς αν¬ 
τλίας πυρκαϊάς, θά φέρεται έτερον έναλλακτικόν μέσον διά 
την κατασβεσιν τής πυρκαϊάς. Τό έναλλακτικόν τοϋτο μέ¬ 
σον θα είναι μία μόνιμος αντλία κινδύνου, έ'χουσα ανεξάρ¬ 
τητον κίνησιν. 

Κατ ε',αίρεσιν διά τά υπάρχοντα πλοία, τό ανωτέρω έναλ- 
λακτικ ν μέσον δύναται νά είναι μόνιμον σύστημα σβέσεως 
πυρκαϊάς προστατεΰον τον χώρον έγκαταστάσεως των άν- 
τλιων πυρκαϊάς. 

, (β) ’ Ινπί πλοίων 1.000 κόρων καί άνω ή αντλία πυρκαϊάς 
ανάγκη; θά είναι ικανή προς παραγωγήν δύο τουλάχι¬ 
στον προβολών υδατος έξ οίασήπδοτε λήψεως καί ευκάμ¬ 
πτου σωλήνος, μέσω άκροσωληνίων πληρούντων τάς απαι¬ 
τήσεις τοΰ άρθρου 54 (4) (β), ένώ ταύτοχρόνως θά διατη- 
Ρ,ό εις υιανδήποτε λήψιν τοΰ πλοίου πίεσιν 30 τουλάχιστον 
■ιμπρω-ι άνά τετραγ. δάκτυλον. 


(ϊ) Επί πλοίων 500 μέχρι καί 1.000 κόρων, ή άντλία 
πυρκαιχς ανάγκης θά είναι ικανή προς παραγωγήν, έξ οίασ- 
ήποτε λήψεως καί ευκάμπτου σωλήνος τοΰ πλοίου, μέσω 
®φοσοιληνίων πληρούντων τάς απαιτήσεις τοΰ άρθρου 54 
V (^δς προβολής όδατος δυναμένης νά έκτοξεύεται 
^ ε Χρι 13 τουλάχιστον μέτρων. 


, ■ ( α ) " Εκαστον πλοϊον τής παρούσης Κατηγορίας 500 
πορίαν και άνω θά είναι έφωδιασμ,ένον διά κυρίας σωληνώ- 
4< ?^ κυ ρκαϊάς, σωληνώσεων θαλασσίου όδατος καί άκρο- 
σ( °ίβΓ ων ^Μ^νως προς τάς απαιτήσεις τοΰ άρθρου 53. 
-,'β' (ή) Τά 1.000 κόρων καί άνω πλοϊα θά φέρουν έπί 
ε «ν των προβλεπομένο)ν διά τούς χώρους τοΰ μηχανοστα- 
,» 0υ ’ 5υκ *μπτων σωλήνων πυρκαϊάς, άνά ένα τουλάχιστον 
*παμπτον σωλήνα πυρκαϊάς διά κάθε 30 μέτρα μήκους τοΰ 
και πάντως ούχί ολιγωτέρους τών πέντε τοιούτων 
““Αηνων. Οί, έν λόγω, έπί πλέον εύκαμπτοι σωλήνες θά 
^ εν Α ί ) ,ν όλ(ρ μήκος ίσον προς τά 60 % τοΰ μήκους τοΰ 
.. ιου ,' Πέραν τών, έν λόγω, έπί πλέον σωλήνων θά ύπάρ- 
" κα1, εφεδρικός εΰκαμ,πτος σωλήν πυρκαϊάς. 

500 μέχρι 1.000 κόρων πλοϊα, θά φέρουν έπί 
ον ιών προβλεπομένων διά τούς χώρους τοΰ μηχανοστα¬ 


σίου, ευκάμπτων σωλήνων πυρκαϊάς, δύο τούλάχιστον εύ¬ 
καμπτους σωλήνας πυρκαϊάς έχοντας έν συνόλω μήκος Ισον 
προς^τα 60 % τοΰ μήκους τοΰ πλοίου. Έπί πλέον θά φέρουν 
και έ'να έφεδρικόν εύκαμπτον σωλήνα πυρκαϊάς. 

(γ) Έπί έκάστου πλοίου, 500 κόρων καί άνω, Ιφωδια- 
σμενου δια^ πετρελαιολεβήτων ή μηχανών προώσεως έσω- 
τερικής καύσεως θά υπάρχουν έντός έκάστου τών χώρων, 
εις όν εχει τοποθετηθή πετρελαιολέβης ή εις τόν χώρον τοΰ 
μηχανοστασίου, δύο τούλάχιστον λήψεις πυρκαϊάς, μία είς 
την δεξιάν καί μία εις τήν άριστεράν πλευράν. 

Επιπροσθέτως, έφ’ όσον τό πλοϊον τοΰτο διαθέτει δίο¬ 
δον πρός^ τόν χώρον τοΰ μηχανοστασίου μέσιρ τής σήραγ- 
γος τοΰ ελιχοφόρου άξονος, θά ύπάρχη έντός τής σήραγγος 
εις την ακραν αύτής τήν προσκειμένην πρός τό μηχανοστά- 
πυρκαϊάς. Παρ’ έκάστη τών άνωτέρω λήψεων 
θά ύπάρχη άνά εις εύκαμπτος σωλήν πυρκαϊάς καί άκρο- 
σωλήνιον μετά ραντιστήρος. 

’Άρθρον 28. 

Φορητοί Πυροσβεστήρες. 

Πάν πλοϊον Κατηγορίας VII, 500 κόρων καί άνω, Οά 
φέρη έπαρκή άριθμόν φορητών πυροσβεστήρων, είς τρόπον 
ώστε εις έκ τούτων νά είναι εύχερώς διαθέσιμος πρός χρή- 
σιν είς πάντα χώρον ένδιαιτήσεως ή υπηρετικόν. Τά πλοϊα 
1.000 κόρων καί άνω θά φέρουν τούλάχιστον 5 τοιούτους 
πυροσβεστήρας, τά δέ πλοϊα 500 μέχρι καί 1.000 κόρων θά 
φέρουν τούλάχιστον 3 τοιούτους πυροσβεστήρας. 

’Άρθρον 29. 

Σύστημα μονίμου έγκαταστάσεως σβέσεως πυρκαϊάς 
έντός χώρων φορτίου. 

1. Έπί παντός πλοίου Κατηγορίας VII, 2.000 κόρων καί 
άνω θά ύπάρχη σύστημα μονίμου έγκαταστάσεως σβέσεως 
πυρκαϊάς δι’ άερίου πληρούν τάς άπαιτήσεις τοΰ άρθρου 
59. Τό έν λόγφ, σύστημα θά είναι διατάξεως έπιτρεπούσης 
την προστασίαν παντός χώρου φορτίου. Ή άντικατάστα- 
σις τοΰ άερίου σβέσεως πυρκαϊάς, είς τήν ώς άνω έγκατά- 
στασιν, δι’ άτμοΰ είναι επιτρεπτή ύπό τήν προϋπόθεσιν τη- 
ρήσεως τών άπαιτήσεων τών άρθρων 51 (1) καί 59. Επί¬ 
σης είναι έπιτρεπτή έπί δεξαμενοπλοίων ή -άντικατάστασις 
τοΰ, ώς άνω, συστήματος, διά μονίμου έγκαταστάσεως έκ- 
χυούσης, έξωτερικώς τών δεξαμενών ύγροΰ φορτίου καί 
έσωτερικώς αύτών, μέσφ καταλλήλων κινητών ραντιστή¬ 
ρων, άφρόν, πληρούσης δέ τάς άπαιτήσεις τοΰ άρθρου 60(2), 

2. 'Η Ε.Ε.Π. δύναται νά έξαιρέση πλοϊον τι έκ τής, έν 
τη προηγουμένη παραγράφω ύποχρεώσεως πρός τοποθέ- 
τησιν είς τά κύτη φορτίου (πλήν τών δεξαμενών τών δε¬ 
ξαμενοπλοίων) συστήματος μονίμου έγκαταστάσεως σβέ¬ 
σεως πυρκαϊάς δι’ άερίου ή έγκαταστάσεως άτμοΰ έφ’ όσον : 

(α) Τάκύτη αύτοΰ διαθέτουν χαλύβδινα καλύμματα ώς κοά 
κατάλληλα μέσα κλεισίματος απάντων τών έξαεριστήρων 
καί τών λοιπών άνοιγμάτων, τά όποϊα οδηγούν πρός τά κύτη. 

(β) Τό πλοϊον έναυπηγήθη είδικώς καί χρησιμοποι¬ 
είται άποκλειστικώς διά μεταφοράν σιδηρομεταλλεύματος, 
άνθρακος ή σιτηρών. 

Άρθρον 30. 

Χώροι μηχανοστασίου έντός τών οποίων εύρίσκονται 
πετρελαιολέβητες ή μηχανήματα προπαρασκευής 
καύσεως πετρελαίου. 

1. Πρός προστασίαν παντός χώρου πλοίου Κατηγορίας 
VII, 500 κόρων καί άνω, έντός τοΰ όποιου εύρίσκονται 
πετρελαιολέβητες ή δεξαμενή κατακαθίσεως καυσίμου πε¬ 
τρελαίου ή μηχανήματα προπαρασκευής καύσεως πετρε¬ 
λαίου, θά ύπάρχη μία τούλάχιστον έκ τών κατωτέρω μο¬ 
νίμων εγκαταστάσεων σβέσεως πυρκαϊάς. 

(α) Σύστημα ραντίσεως όδατος ύπό πίεσιν πληρούν τάς 
άπαιτήσεις τοΰ άρθρου 58. 

(β) Έγκατάστασις σβέσεως πυρκαϊάς δι’ άερίου πλη¬ 
ρούσα τάς άπαιτήσεις τοΰ άρθρου 59. 
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(γ) ’Εγκατάστασις σβέσεως πυρκαϊάς δι’ άφροΰ πλη¬ 
ρούσα τάς άπαιτήσεις του άρθρου 60. Πλοία 500-1.000 
κοχ. δύνανται άντί των ώς άνω εγκαταστάσεων νά φέρουν 
μόνιμον έγκατάστασιν σβέσεως πυρκαϊάς δι’ άτμοΰ πλη¬ 
ρούσαν τάς άπαιτήσεις του άρθρου 59. 

Έφ’ δσον τό μηχανοστάσιον δέν χωρίζεται έντελώς τοϋ 
λεβητοστασίου διά διαφράγματος ή καύσιμον πετρέλαιον 
δύναται νά διαρρεύση έκ του λεβητοστασίου εις τό μηχα- 
νοστάσιον, τό σύνολον των χώρων τοϋ μηχανοστασίου καί 
τοϋ λεβητοστασίου θά θεωρήται, διά τούς σκοπούς τοϋ πα¬ 
ρόντος άρθρου, ώς Ιν διαμέρισμα. 

2. Έπί πλέον των άπαιτήσεων τής προηγουμένης πα¬ 
ραγράφου θά υπάρχουν : 

(α) Εντός έκάστου λεβητοστασίου, καί Ιφ’ όσον οί εν¬ 
τός αύτοϋ καυστήρες είναι πέντε καί άνω, εις ή περισσότε¬ 
ροι -πυροσβεστήρες άφροΰ χωρητικότητος 10 τουλάχιστον 
γαλλονίων έκαστος ή πυροσβεστήρες διοξειδίου άνθρακος 
βάρους τούλάχιστον 35 λιμπρών ή κόνεως 20 λιμπρών έκα¬ 
στος. Έφ’ δσον οί εντός τοϋ λεβητοστασίου καυστήρες εί¬ 
ναι όλιγώτεροι τών πέντε θά ύπάρχη δι’ έκαστον καυστήρα 
άνά εις φορητός πυροσβεστήρ κατάλληλος προς σβέσιν 
πυρκαϊών πετρελαίου. 

(β) Εντός έκάστου χώρου, ένθα ένεργεΐται αφή πυράς 
ή εύρίσκεται τμήμα οίασδήποτε έγκαταστάσεως προπα- 
ρασκευής καύσεως πετρελαίου, δύο τούλάχιστον φορητοί 
πυροσβεστήρες κατάλληλοι πρός σβέσιν πυρκαϊών πετρε¬ 
λαίου οίτινες θά είναι έπί πλέον εκείνων οί όποιοι ένδεχο- 
μένως θά ύπάρχουν κατ’ εφαρμογήν προηγουμένου εδαφίου. 

(γ) Εντός έκάστου χώρου, ένθα ένεργεΐται άφή πυράς, 
έν δοχεΐον περιέχον άμμον ή έτερον ξηρόν υλικόν κατάλ¬ 
ληλον πρός ταχεΐαν σβέσιν πυρκαϊών πετρελαίου περιε¬ 
κτικότητας προκειμένου μέν περί πλοίων 1.000 κόρων καί 
άνω 10 κυβικών ποδών, προκειμένου δέ περί πλοίων άπό 
500 μέχρι καί 1.000 κόρων 5 κυβικών ποδών. Μετά τοϋ 
δοχείου θά ύπάρχη καί μικρόν, πτύον διά τόν διασκορπι¬ 
σμόν τοϋ περιεχομένου του. Αντί τοϋ δοχείου δύναται νά 
ύπάρχη πρόσθετος φορητός πυροσβεστήρ κατάλληλος πρός 
σβέσιν πυρκαϊών πετρελαίου. 

,3. Έφ’ δσον πλοία τής παρούσης Κατηγορίας άπό 500 
μεχρ'- καί 1.000 κόρων είναι εφωδιασμένα, συμφώνως πρός 
τάς διατάξεις τής παραγράφου (1) τοϋ παρόντος άρθρου, 
διά μονίμου έγκαταστάσεως σβέσεως πυρκαϊάς δι’ άτμοΰ 
καί ή Ιγκατάστασις αΰτη τροφοδοτείται δι’ άτμοΰ έξ ύ- 
δραυλωτοϋ λέβητος, θά ύπάρχη έπί πλέον, πρός προστα¬ 
σίαν τοϋ λεβητοστασίου καί τών χώρων είς τούς οποίους 
εύρίσκεται ή έγκατάστασις προπαρασκευής καύσεως πε¬ 
τρελαίου, εις πυροσβεστήρ άφροΰ χωρητικότητος 30 του¬ 
λάχιστον γαλλονίων ή εις πυροσβεστήρ διοξειδίου άνθρα¬ 
κος βάρους 100 τούλάχιστον λιμπρών ή κόνεως 50 λιμπρών. 

4. Είς υπάρχοντα πλοία τής Κατηγορίας ταύτης άνω 
των 1.000 κοχ. δύναται ή Ε.Ε.Π. νά έπιτρέψη άντί τής έν 
παραγρ. 1 (β) έγκαταστάσεως σβέσεως πυρκαϊάς δι’ άε- 
ρίου, τοιαύτην δι’ άτμοΰ πληρούσαν τάς άπαιτήσεις τοϋ 
άρθρου 59 υπό τόν δρον ότι θά ύπάρχη έπί πλέον πρός προ¬ 
στασίαν του λεβητοστασίου καί τών χώρων είς τούς όποι¬ 
ους εύρίσκεται ή έγκατάστασις προπαρασκευής καύσεως 
πετρελαίου, είς πυροσβεστήρ άφροΰ 30 γαλλονίων ή είς 
πυροσβεστήρ διοξειδίου τοϋ άνθρακος βάρους 100 τούλά¬ 
χιστον λιμπρών, ή κόνεως 50 λιμπρών. 


"Αρθρον 31. 

Χώροι μηχανοστασίου έντός τών οποίων εύρίσκονται 
μηχαναί έσωτερικής καύσεως. 

Λ/Π Γ Γ ηί ς / πρθστασί ? ν πσ ;' τίς * ώ Ρ° υ πλοίθΌ Κατηγορία, 
VII, 500 κόρων και άνω, εντός του οποίου εύρίσκονται αη· 

χαναί έσωτερικής καύσεως χρησιμοποιούμενα είτε ώς κύ¬ 
ριον μέσον προωσεως είτε διά βοηθητικούς σκοπούς, έχουσα 
εΙςτήνδευΥέραν^ερίπτωσιν συνολικώς ίπποδύναμίν ΐούλά- 

ϊί,ΓΓ ί' Β ·Κ·Ρ·, Θα ύπάρχη μία τούλάχιστον τών μο¬ 
νίμων έγκαταστασεων σβέσεως πυρκαϊάς τών προβλεπο- 
μενων υπό του άρθρου 30 (1), Η Η 


2. Έπί πλέον τών άπαιτήσεων τής προηγουμένης ΓΛ . 
ραγράφου είς έκαστον τοιοΰτον χώρον θά ύπάρχη ; 

(α) Είς πυροσβεστήρ άφροΰ χωρητικότητος 10 του¬ 
λάχιστον γαλλονίων ή πυροσβεστήρ διοξειδίου άνθρακα- 
βάρους 35 τούλάχιστον λιμπρών ή κόνεως 20 λιμπρών" 

(β) Είς φορητός πυροσβεστήρ, κατάλληλος π:.ός σ(3έ- 
σιν πυρκαϊών πετρελαίου, άνά 1.000 Β.Η.Ρ. ίπποδυνά- 
μεως τών μηχανών ή κλάσματος αύτής. Οί έν λόγω πυρο¬ 
σβεστήρες δεν θά είναι πάντως όλιγώτεροι τών δύο ουδέ 
θά άπαιτώνται περισσότεροι τών εξ. 

3. Υπάρχοντα πλοία τής παρούσης κατηγορίας εξαι¬ 
ρούνται τής διατάξεως τής παρ. 1 τοΰ παρόντος άρθρου καί 
θά φέρουν τά μέσα πυροσβέσεως τής παρ. 2 έπηυζηαένχ 
100%. Λ 

"Αρθρον 32.. 

Χώροι μηχανοστασίου έντός τών οποίων εύρίσκονται 
άτμομηχαναί. 

Είς χώρους πλοίου Κατηγορίας VII, 500 κόρων καί 
άνω, ένθα είναι τοποθετημένοι άτμοστρόβιλοι ή περίκλει¬ 
στοι λιπαινόμεναι διά πιέσεως άτμομηχαναί, πρός χρήσιν 
είτε διά τήν πρόωσιν τοΰ πλοίου είτε διά βοηθητικούς σκο- 
πούς έχουσαι συνολικώς ίπποδύναμίν τουλάχιστον 1.000 
Β.Η.Ρ. θά ύπάρχουν : 

(α) Πυροσβεστήρες άφροΰ χωρητικότητος 10 τούλά¬ 
χιστον γαλλονίων έκαστος ή πυροσβεστήρες διοξειδίου άν¬ 
θρακος βάρους τουλάχιστον 35 λιμπρών ή κόνεως 20 του¬ 
λάχιστον λιμπρών έκαστος, έπαρκεΐς είς άριθμόν ΐνα κα¬ 
θίσταται δυνατή ή έκτόξευσις άφροΰ ή διοξειδίου άνθρα¬ 
κος επι οίουδήποτε σημείου τοΰ συστήματος λιπάνσεως διά 
πιεσεως ως καί έπί οίουδήποτε τμήματος περικλείοντος 
τα λιπαινόμενα διά πιέσεως μέρη τών άτμοστροβίλων, τών 
μηχανών ή τοΰ συνδεδεμένου μετ’ αυτών μηχανισμού, εφ’ 
δσον ύπάρχει τοιοϋτος. 

Οι ανωτέρω πυροσβεστήρες δεν είναι πάντως ύποχρεωτι- 
κοι δια τούς ώς άνω χώρους, έφ’ όσον ύπάρχει είς τούτους 
μόνιμός έγκατάστασις σβέσεως πυρκαϊάς, πληρούσα τούς 
όρους τής παραγράφου (1) τοΰ άρθρου 30 ή τής παρ. 1 τοϋ 
άρθρου 31. 

(β) Είς φορητός πυροσβεστήρ, κατάλληλος πρός σβε- 
σιν πυρκαϊών πετρελαίου, άνά 1.000 Β.Η.Ρ. ίπποδυνά- 
μεως ή κλάσματος αυτής. Οί έν λόγω πυροσβεστήρες δεν 
θα είναι όλιγώτεροι τών δύο, ούδέ θά άπαιτώνται περισο°' 
τεροι τών Ιξ καί πάντως δέν θά άπαιτώνται πλείονες τών 
προβλεπομένων ύπό τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 31- 


Άρθρον 33. 

Εξαρτήσεις Πυροσβεστών. 


ν 1. Επι παντός πλοίου Κατηγορίας VII, 500 κόρων και 
κνω, θα υπάρχουν έξαρτήσεις πυροσβεστών πληροΰσαι τ«ς 
απαιτήσεις τοΰ άρθρου 62 συμφώνως πρός τόν κατωτέ¬ 
ρω πίνακα : 


Κ. ο. X. 
500 - 2.500 
2.500 - 4.000 
4.000 καί άνω 


Άριθ. έξαρτήσεων 
1 
2 
3 


2. Εφ οσον εις οίονδήποτε τών, ώς άνω, πλοίων τό 0 
ποιον ^ είναι εφωδιασμένον δι’ έξαρτήσεως πυροσβεοτον 
μετ αναπνευστικής συσκευής φερούσης άεροσωλήν* ε ξ 
καμπτου τύπου, ό άπαιτούμενος πρός κάλυψιν τής απο*^* 
σεως άπό τοΰ άνοικτοΰ καταστρώματος (μακράν παντοί 
στομίου κυτους ή θύρας) μέχρις οίουδήποτε σημείου 
χωρων ενδιαιτήσεως, ύπηρετικών, φορτίου ή ί Α7 1Χ* νω !’ 
αεροσωλην ύπερβαίνει είς μήκος τά 36 μέτρα (120 πο««ς]> 
θα διατίθεται επί πλέον μία τούλάχιστον άναπνευστική 00 
σκευή αότονόμου τύπου. 
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Άρθρον 34. 

Σύνδεσμος διεθνούς τύπου συνδέσεως μετά της ξηρας 

Παν πλοΐον Κατηγορίας VII, 1.000 κόρων καί άνω, θά 
είναι εφωδιασμένον δι’ ενός τουλάχιστον συνδέσμου διε¬ 
θνούς τύπου συνδέσεως μετά της ξηράς πληροΰντος τάς απαι¬ 
τήσεις του άρθρου 55 έπιτρέποντος την δι’ ΰδατος τροφο¬ 
δότη σιν της κυρίας σωληνώσεως πυρκαϊάς αύτοΰ έξ ετέρου 
πλοίου ή έκ τής ξηράς. Διά μονίμου διατάξεως θά είναι δυ¬ 
νατή ή χρησιμοποίησις του συνδέσμου τούτου εις έκατέραν 
των π/τυρών του πλοίου. 

Πλοία Κατηγορίας VII. 

Κάτω των 500 κόρων. 

’Άρθρον 35. . 

Γενικά. 

1. Τό παρόν άρθρον εφαρμόζεται επί πλοίων Κατηγορίας 
VII κάτω των 500 κόρων. 

2. (α) "Εκαστον των ανωτέρω πλοίων θά φέρη τάς 
εις τό παρόν άρθρον προβλεπομένας συσκευάς αί όποΐαι 
θά δύνανται νά έκτοξεύσουν μίαν τουλάχιστον προβολήν 
ΰδατος, κατά τά υπό του παρόντος Κανονισμού, οριζόμενα, 
μέχρις οίουδήποτε σημείου τοϋ πλοίου, προσιτού έν πλω 
καί υπό όμαλάς συνθήκας εις τούς έπιβάτας ή τό πλήρωμα 
ή μέχρις οίασδήποτε αποθήκης ή τμήματος των χώρων φορ¬ 
τίου, όταν οδτόι είναι κενοί. 

(β) "Εκαστον πλοΐον της Κατηγορίας ταύτης θά φέρη 
μιαν τουλάχιστον μηχανοκίνητον αντλίαν πυρκαϊάς δυνα- 
μένην νά άποδίδη μίαν τουλάχιστον προβολήν ΰδατος, έξ 
οίασδήποτε λήψεως, ευκάμπτου σωλήνος καί άκροσωληνίου 
πυρκαϊάς, δι’ ών είναι εφωδιασμένον τό πλοΐον, θά πληροί 
δέ τάς απαιτήσεις τοϋ άρθρου. 52. 

(γ) Παν πλοΐον εφωδιασμένον διά πετρελαιολεβήτων ή 
μηχανουν προώσεως εσωτερικής καύσεως θά διαθέτη τοπο- 
θετημένην εις θέσιν εκτός των χώρων τοϋ μηχανοστασίου 
ή του Λεβητοστασίου, πρόσθετον άντλίαν πυρκαϊάς μετά τής 
πηγης ενεργείας αυτής ώς καί σύνδεσμον θαλάσσης. 

Τπιρχοντα πλοία άπαλλάσσονται τής ύποχρεώσεως 
εγκαταστασεως μονίμου αντλίας πυρκαϊάς ανάγκης έφ’ δσον, 
είτε εκτός των χώρων μηχανοστασίου, διαθέτουν φορητήν 
τοιαυτ ]ν άντλίαν, μετά ευκάμπτου σωλήνος άναρροφήσεως, 
φίλτρου καί άνεπιστρόφου βαλβίδος, τής καταθλίψεως αυτής, 
κ«τα την λειτουργίαν, συνδεομένης μετά τοϋ δικτύου πυρ- 
καιας ποΰ πλοίου, εΐτε, διαθέτουν μόνιμον σύστημα σβέσεως 
™ρκαιάς προστατεΰον τον χώρον έγκαταστάσεως των κυ- 
ριων αντλιών πυρκαϊάς. 

, (^) Εκαστον πλοΐον τής παρούσης Κατηγορίας θά είναι 
ε 9 ω διασμένον διά κυρίας σωληνώσεως πυρκαϊάς, σωληνώ¬ 
σεων θαλασσίου ΰδατος καί λήψεων, άπασών πληρουσών 
Τί *ς απαιτήσεις τοϋ άρθρου 53. Έπί πλέον θά διαθέτη τρεις 
τουλάχιστον ευκάμπτους σωλήνας πυρκαϊάς. 

( ε ) Επί παντός τοιούτου πλοίου έφωδιασμένου διά πε- 
ερελαιολεβήτων ή μηχανών προώσεως έσωτερικής καύσεως 
„ α υπ *ΡΧΤ) άκροσωλήνιον μετά ραντιστήρος, κατάλληλον 
ιν 5 ΧΡ'ό'σϊμοποιήται μετά τών ευκάμπτων σωλήνων πυρκαϊάς 
τω ^ απαιτουμένων ύπό τής προηγουμένης παραγράφου. 

_ , ’ Παν πλοΐον τής παρούσης κατηγορίας θά φέρη τρεις 
τουλάχιστον φορητούς πυροσβεστήρας τοποθετημένους εις 
£ σιν εξ ής θά είναι εΰχερώς διαθέσιμοι προς χρήσιν εις 
τ< ής χώρους ένδιαιτήσεως καί τούς υπηρετικούς χώρους. 

^ ' Προς προστασίαν τών χώρων πλοίου τής παρούσης 
®τηγορ ί( χς ! ντ £ς τ ^ ν όποιων εύρίσκονται πετρελαιο- 
ε ρητες, δεξαμενή κατακαθίσεως καυσίμου πετρελαίου ή 
ΐλ,ανημα προπαρασκευής καύσεως πετρελαίου, θά υπαρχη 
^ ^σύλάχιστον τών κάτωθι μονίμων εγκαταστάσεων : 

] Σύστημα ραντίσεως υδατος πληρούν τάς απαιτήσεις 
του «ρθρου 58. 

τι), - Πγκατάστασις σβέσεως πυρκαϊάς δι’ άερίου ή άτμοΰ 
’ΐρουσα τάς απαιτήσεις τοϋ άρθρου 59. 

Βοι Ηγκατάστασις σβέσεως πυρκαϊάς δι’ άφροΰ πλη- 
σα τ «ς απαιτήσεις τοϋ άρθρου 60. 


Εφ οσον τό μηχανοστάσιον δέν χωρίζεται εντελώς τοϋ 
λεβητοστασίου διά διαφράγματος ή καύσιμον πετρέλαιον 
όυναται νά διαρρεύση έκ τοϋ λεβητοστασίου εις τό μηχα- 
νοστασιον, τό συνολον τών χώρων μηχανοστασίου - λεβη¬ 
τοστάσιου θα θεωρήται, διά τούς σκοπούς τοϋ παρόντος 
άρθρου, ώς εις ένιαΐος χώρος. 

5. Έπί πλέον τών απαιτήσεων τής προηγουμένης παρα¬ 
γράφου θά υπάρχουν : 

( α ) Εντός έκαστου λεβητοστάσιου ή χώρου περιέχοντος 
τμήμα οίασδήποτε έγκαταστάσεως προπαρασκευής καύ¬ 
σεως πετρελαίου, δύο τουλάχιστον φορητοί πυροσβεστήρες 
κατάλληλοι πρός σβέσιν πυρκαϊών πετρελαίου. 

(β) Εντός έκαστου χώρου ένθα ένεργεΐται άφή πυράς, 
εν δοχεΐον περιέχον 5 τουλάχιστον πόδας άμμου ή άλλου 
ξηροΰ ύλικοΰ καταλλήλου πρός ταχεΐαν σβέσιν πυρκαϊών 
πετρελαίου ομοϋ μετά μικροΰ πτύου διά τόν διασκορπισμόν 
τοΰ^ περιεχομένου τοϋ δοχείου. Αντί τοϋ δοχείου δύναται 
νά ύπάρχη εις πρόσθετος φορητός πυροσβεστήρ κατάλληλος 
πρός σβέσιν πυρκαϊών πετρελαίου. 

6. Πρός προστασίαν τών χώρων πλοίου τής παρούσης 
Κατηγορίας έντός τών όποίων είναι έγκατεστημέναι μη- 
χαναί έσωτερικής καύσεως, θά ύπάρχη έντός έκάστου έξ 
αυτών, είς κατάλληλος πρός σβέσιν πυρκαϊών πετρελαίου 
φορητός πυροσβεστήρ άνά 1.000 Β.ΗΡ ή άνά κλάσμα αυτών, 
δέν θά άπαιτώνται όμως περισσότεροι τών |ξ τοιούτων 
πυροσβεστήρων εις έκαστον τών έν λόγω χώρων. Αντί 
τών ώς άνω δύνανται νά ύπάρχουν δύο μόνον φορητοί πυρο¬ 
σβεστήρες ύπό τόν 6ρον βτι μετ’ αυτών θά διατίθεται έπίσης 
εΐτε : 

α) Εις πυροσβεστήρ άφροΰ χωρητικότητος 10 τούλά- 
χιστον γαλλονίων εΐτε 

β) Εις πυροσβεστήρ διοξειδίου άνθρακος βάρους 35 
τούλάχιστον λιμπρών εΐτε 

γ) Εις πυροσβεστήρ κόνεως 20 τούλάχιστον λιμπρών. 

7. Πάν πλοΐον τής παρούσης Κατηγορίας θά φέρη μίαν 
τούλάχιστον έξάρτησιν πυροσβέστου πληρούσαν τάς άπαι- 
τήσεις τοϋ άρθρου 62. 

Πλοία Κατηγορίας VIII. 

’Άρθρον 36. 

Πλοία χωρητικότητος 1.000 κόρων καί άνω. 

Τά πλοία Κατηγορίας VIII, χωρητικότητος 1.000 κόρων 
καί άνω, θά πληροΰν τάς άπαιτήσεις τών άρθρων 27, 26 
καί 30 έως καί 34, ώς αδται έφαρμόζονται έπί πλοίων Κα¬ 
τηγορίας VII χωρητικότητος 1.000 κόρων καί άνω. Προ- 
κειμένου περί δεξαμενοπλοίων χωρητικότητος 2.000 κόρων 
καί άνω θά έφαρμόζεται έπί πλέον καί τό άρθρον 29. 

Άρθρον 37. 

Πλοία χωρητικότητος 500 μέχρι καί 1.000 κόρων. 

1. Τό παρόν άρθρον έφαρμόζεται έπί πλοίων Κατηγορίας 
VIII χωρητικότητος 500 μέχρι καί 1.000 κόρων. 

2. (α) "Εκαστον τών ανωτέρω πλοίων θά φέρη τάς είς 
τό παρόν άρθρον προβλεπομένας συσκευάς αί όποΐαι θά δύ- 
νανται νά 'έκτοξεύουν, κατά τά ύπό τοϋ παρόντος Κανονι¬ 
σμού οριζόμενα, δύο τουλάχιστον προβολάς ΰδατος μέχρις 
οίουδήποτε σημείου τοϋ πλοίου προσιτού έν πλω καί ύπό 
όμαλάς συνθήκας είς τούς έπιβάτας ή τό πλήρωμα ή μέχρις 
οίασδήποτε αποθήκης ή τμήματος τών χώρων φορτίου, όταν 
οδτοι είναι κενοί. 

(β) "Εκαστον τών ανωτέρω πλοίων θά φέρη δύο τούλά¬ 
χιστον μηχανοκινήτους άντλίας πυρκαϊάς, μία τών όποίων 
θά δύναται νά λαμβάνη κίνησιν έκ τής κυρίας μηχανής. Έ¬ 
καστη τοιαύτη αντλία θά δύναται νά άποδίδη μίαν τούλά¬ 
χιστον προβολήν ΰδατος έξ οίασδήποτε λήψεως πυρκαϊάς, 
ευκάμπτου σωλήνος πυρκαϊάς καί άκροσωληνίου δι’ ών 
είναι έφωδιασμένον τό πλοΐον, θά πληροί δέ τάς απαιτή¬ 
σεις του άρθρου 52. 
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(γ) Έφ’βσον πυρκαϊά, είς διαμέρισμά τι πλοίου της 
παρούσης κατηγορίας εφοδιασμένου δια πετρελαιολεβητων 
ή μηχανών προώσεως εσωτερικής καύσεως, είναι δυνατόν 
νά θέση έκτός λειτουργίας άπάσας τάς αντλίας πυρκαϊας, 
θά προβλέτεται έκτος μηχανοστασίου μία μηχανοκίνητος 
άντλία πυρκαϊας ανάγκης, μετά τής πηγής ένεργείας της 
καί του συνδέσμου θαλάσσης. 'Η, έν λόγιρ, αντλία, θα είναι 
ικανή νά παράγη, μέσίρ άκροσωληνίου πληροΰντος τας απαι¬ 
τήσεις του άρθρου 54 (4) (α), μιαν προβολην υδατος εκτο- 
ξευομένην μέχρι 12 τουλάχιστον μέτρων.^ 

Υπάρχοντα πλοία δύναται ν’ απαλλαγούν τής ύποχρεω- 
σεως έγκαταστάσεως άντλίας πυρκαϊας ανάγκης, έφ’ οσον 
διαθέτουν μόνιμον σύστημα σβέσεως πυρκαϊας προστάτευαν 
τον χώρον έγκατ αστάσεως τών κυρίων άντλιών πυρκαϊας. 

(δ) "Εκαστον τών άνωτέρω πλοίων θά είναι έφωδιασμέ- 
νον διά κυρίας σωληνώσεως πυρκαϊας, σωληνώσεων θαλασ¬ 
σίου ύδατος, καί λήψεων, άπασών πληρουσών τάς απαιτήσεις 
τού άρθρου 53. ' ' ; 

(ε) Έπί πλέον τών φερομένων είς τό μηχανοστασιον 
εύκάμπτων σωλήνων πυρκαϊας, έκαστον τών άνωτέρω πλοίων 
θά φέρη δύο τούλάχιστον ευκάμπτους σωλήνας πυρκαϊας, τό 
συνολικόν μήκος τών οποίων θά ϊσοΰται προς τό 60 % του¬ 
λάχιστον τού μήκους τού πλοίου. Ωσαύτως θά φέρη καί 
ενα εφεδρικόν τοιοϋτον σωλήνα. 

(στ) Τά έκ τών άνωτέρω πλοίων έφωδιασμένα διά πε- 
τρελαιολεβήτων ή μηχανών προώσεως εσωτερικής καύσεως, 
θά φέρουν εντός έκάστου τών χώρων είς τούς οποίους είναι 
τοποθετημέναι, αί, έν λόγω, μηχαναί μίαν τουλάχιστον λήψιν 
πυρκαϊας. Παρ’ Ικάστη τών, έν λόγψ, λήψεων θά ύπάρχη 
είς εύκαμπτος σωλήν πυρκαϊας καί άκροσωλήνιον μετά ραν- 
τιστήρος. 

3. Παν πλοΐον, έφ’ οδ εφαρμόζεται τό παρόν άρθρον, 
θά είναι έφωδιασμένον διά τριών τούλάχιστον φορητών πυρο¬ 
σβεστήρων τοποθετημένων εις θέσεις έπιτρεπούσας την ευ¬ 
χερή των χρήσιν έντός τών χώρων ένδιαιτήσεως καί τών 
υπηρετικών τοιούτων. 

4. Πρός προστασίαν τών χώρων πλοίου τής παρούσης 
κατηγορίας εντός τών οποίων εύρίσκονται πετρελαιολέβητες, 
δεξαμενή κατακαθίσεως πετρελαίου ή μηχανήματα προπα- 
ρασκευής καύσεως πετρελαίου θά ύπάρχη μία τούλάχιστον 
τών κάτωθι μονίμων έγκαταστάσεων σβέσεως πυρκαϊας. 

(α) Σύστημα ραντίσεως δδατος υπό πίεσιν πληρούν τάς 
άπαιτήσεις τού άρθρου 58. 

(β) Έγκατάστασις σβέσεως πυρκαϊας δι’ αερίου ή ατμού 
πληρούσα τάς άπαιτήσεις τού άρθρου 59. 

(γ) Έγκατάστασις σβέσεως πυρκαϊας δι’ άφροϋ πλη¬ 
ρούσα τάς άπαιτήσεις τού άρθρου 60. 

Έφ’ όσον τό μηχανοστάσιον δεν χωρίζεται εντελώς τού 
λεβητοστασίου διά διαφράγματος ή καύσιμον πετρέλαιον 
δύναται νά διαρρεύση έκ τού λεβητοστασίου είς τό μηχανο- 
στάσιον, τό σύνολον τών χώρων μηχανοστασίου - λεβητο¬ 
στασίου θά θεωρείται, διά τούς σκοπούς τού παρόντος άρ¬ 
θρου ως εις ενιαίος χώρος. 

Έφ’ όσον συμφώνως πρός τό έδάφιον β' τής παρούσης 
παραγράφου, υπάρχει έγκατάστασις σβέσεως πυρκαϊας 
δι’ άτμοΰ παρεχομένου έξ ύδραυλωτοΰ λέβητος, θά ύπάρχη 
έπί πλέον, πρός προστασίαν τού λεβητοστασίου καί τών χώ¬ 
ρων έντός τών οποίων εύρίσκεται ή έγκατάστασις καυσίμου 
πετρελαίου, εις πυροσβεστήρ άφροΰ χωρητικότητος 30 
τούλάχιστον γαλλονίων ή εις πυροσβεστήρ διοξειδίου άν- 
θρακος βάρους 100 τούλάχιστον λιμπρών ή κόνεως 50 
λιμπρών. 

5. Έπί πλέον τών άπαιτήσεων τής προηγουμένης παρα¬ 
γράφου θά ύπάρχουν : 

(α) (ι) Έντός έκάστου λεβητοστασίου καί έφ’ όσον οί 
έντός αύτοΰ καυστήρες εΐναι άπό πέντε καί άνω, εΐς πυρο¬ 
σβεστήρ άφροΰ χωρητικότητος 10 τούλάχιστον γαλλονίων 
ή εις πυροσβεστήρ διοξειδίου άνθρακος βάρους τούλάχιστον 
35 λιμπρών ή κόνεως 20 λιμπρών. 

^ (ιι) Έφ’ όσον οί έντός τού λεβητοστασίου καυστήρες 
εΐναι όλιγώτεροι τών πέντε, θά ύπάρχη άνά είς, δι’ έκαστον 


καυστήρα, φορητός πυροσβεστήρ κατάλληλος-πρός σβέσιν 
πυρκαϊών πετρελαίου. 

(β) Έντός έκάστου χώρου ένθα ένεργεΐται άφή πυρές, 
ή εύρίσκεται τμήμα οΐασδήποτε έγκαταστάσεως προπαρκ- 
σκευής καύσεως πετρελαίου, δύο τούλάχιστον φορητοί πυρο¬ 
σβεστήρες κατάλληλοι πρός σβέσιν πυρκαϊας πετρελαίου, 
οΐτινες θά είναι έπί πλέον έκείνων, οί όποιοι ένδεχομένιος 
θά υπάρχουν κατ’ εφαρμογήν τού προηγουμένου εδαφίου. 

(γ) Έντός έκάστου χώρου ένθα ένεργεΐται άφή πυράς, 
εν δοχεϊον περιέχον 5 τούλάχιστον κυβικούς πόδας άμμου 
ή άλλου ξηρού ύλικοϋ καταλλήλου διά ταχεϊαν σβέσιν πυρ- 
καϊών πετρελαίου, όμοϋ μετά μικρού πτύου διά τον διασκορ¬ 
πισμόν τού περιεχομένου τού δοχείου. Αντί τού δοχείου 
δύναται νά ύπάρχη πρόσθετος φορητός πυροσβεστήρ κατάλ¬ 
ληλος πρός σβέσιν πυρκαϊών πετρελαίου. 

6. Τά πλοία, περί ών τό παρόν άρθρον, θά φέρουν έν¬ 
τός οίουδήποτε χώρου είς δν έχουν έγκατασταθή μηχαναί 
έσωτερικής καύσεως (χρησιμοποιούμεναι είτε διά την κυρίαν 
πρόωσιν εΐτε διά βοηθητικούς σκοπούς, έχουσαι συνολικώς 
ίπποδύναμιν τούλάχιστον 250 Β.Η.Ρ.), ενα πυροσβεστήρα 
άφροΰ, χωρητικότητος 10 τούλάχιστον γαλλονίων ή ενα 
πυροσβεστήρα διοξειδίου άνθρακος, βάρους 35 τούλάχιστον 
λιμπρών ή ένα πυροσβεστήρα κόνεως βάρους 20 τούλάχι¬ 
στον λιμπρών. 

7. Τά, ως άνω, πλοία θά φέρουν έντός παντός χώρου είς 
δν έχουν έγκατασταθή μηχαναί έσωτερικής καύσεως εναν 
κατάλληλον πρός σβέσιν πυρκαϊας πετρελαίου φορητόν πυ¬ 
ροσβεστήρα άνά 100 Β.Η.Ρ. ή άνά κλάσμα αύτών. Εις 
έκαστον τών έν λόγω χώρων δεν θά άπαιτώνται περισσό¬ 
τεροι τών τοιούτων πυροσβεστήρων. 

8. Τά αύτά πλοία θά εΐναι έφωδιασμένα διά μιας τουλά¬ 
χιστον έξαρτήσεως πυροσβέστου πληρούσης τάς άπαιτήσεις 
τού άρθρου 62. 


"Αρθρον 38. 

Πλοία χωρητικότητος 150 μέχρι καί 500 κόρων. 

1. Τό παρόν άρθρον εφαρμόζεται έπί πλοίων Κατηγορίας 
VIII, χωρητικότητος 150 μέχρι καί 500 κόρων. 

2. (α) "Εκαστον τών άνωτέρω πλοίων θα φερη τας 
τό παρόν άρθρον προβλεπομένας συσκευάς, αί οποΐαι θα 
δύνανται νά έκτοξεύουν, κατά τά ύπό τού παρόντος Κανο¬ 
νισμού, οριζόμενα, μίαν τουλάχιστον προβολήν δδατος με- 
χρις οίουδήποτε σημείου τού πλοίου προσιτού εν, πλφ, 
καί ύπό συνθήκας όμαλάς είς τούς έπιβάτας ή το^ πλήρωμα 
ή μέχρις οΐασδήποτε άποθήκης ή τμήματος τών χωρων 
φορτίου, όταν οδτοι εΐναι κενοί. 

(β) "Εκαστον τών άνωτέρω πλοίων θά φέρη 
λάχιστον μηχανοκίνητον άντλίαν πυρκαϊας δυναμένην να 
άποδίδη μίαν τούλάχιστον προβολήν υδατος έξ οΐασδήποτε 
λήψεως πυρκαϊας, ευκάμπτου σωλήνος πυρκαϊας και ακ Ρ°„ 
σωληνίου, δι’ ών εΐναι έφωδιασμένον τό πλοΐον, θα πληρο- 
δέ τάς άπαιτήσεις τού άρθρου 52. ^ 

(γ) Προκειμένου περί πλοίων με πετρε/.αιολέβητας ,ί 
μηχανάς προώσεως έσωτερικής καύσεως, έφ οσον ή ε 
τώ προηγουμένω έδαφίω άντλία, ή πηγή ένεργείας ^ αυτη^ 
καί ό σύνδεσμος θαλάσσης δέν έχουν τοποΘετηθή έκτος, τω^ 
χώρων λεβήτων ή τών μηχανών, θά ύπάρχη έκτος των χωρ 
τούτων, μία έπί πλέον άντλία πυρκαϊας μετά τής τιηγ ι 
ένεργείας αύτής καί τού συνδέσμου θαλασσής. 

(δ) Παν πλοΐον τής παρούσης Κατηγορίας, 
κυρίαν σωλήνωσιν πυρκαϊας, σωληνώσεις θαλασσίου υ ^ 
καί λήψεις πληρούσας τάς άπαιτήσεις τού άρθρου ^ 
έπίσης δύο τούλάχιστον εύκάμπτους σωλήνας πυρκοώαζ· 

(ε) "Εκαστον τών ώς άνω πλοίων, έφωδιασμένον 
πετρελαιολέβητας ή μηχανάς έσωτερικής καύσεως, θα 
άκροσωλήνιον μετά ραντιστήρος κατάλληλον όπως χΡ ) 
μοποιήται μετά τών προβλεπομένων έν τοϊς προηγ° υ ^ 
έδαφίοις ευκάμπτων σωλήνων. 
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3. Παν πλοΐον της παρούσης κατηγορίας θά φέρη δύο 
τουλάχιστον φορητούς πυροσβεστήρας τοποθετημένους εις 
θέσεις 'έπιτρεπούσας την ευχερή των χρήσιν εντός των χώ¬ 
ρων ένδιαιτήσεως καί των υπηρετικών χώρων. 

4. Π ρός προστασίαν των χώρων του πλοίου της παρούσης 
κατηγορίας, έντύς των οποίων εύρίσκονται πετρέλαιο- 
λέβητες, δεξαμενή κατακαθίσεως πετρελαίου ή μηχανήματα 
προπαρχσκευής καύσεως πετρελαίου θά ύπάρχη μία του¬ 
λάχιστον των κάτωθι μονίμων εγκαταστάσεων σβέσεως 
πυρκαϊάς. 

(α) Σύστημα ραντίσεως ΰδατος ύπό πίεσιν πληρούν τάς 
απαιτήσεις του άρθρου 58. 

(β) Έγκατάστασις σβέσεως πυρκαϊάς δι’ αερίου ή άτμου 
πληρούσα τάς απαιτήσεις τοϋ άρθρου 59. 

(γ) Έγκατάστασις σβέσεως πυρκαϊάς δι’ άφροϋ πλη¬ 
ρούσα τάς απαιτήσεις τοΰ άρθρου 60. 

Έφ’ οσον τό μηχανοστάσιον δεν χωρίζεται έντελώς τοϋ 
λεβητοστασίου διά διαφράγματος ή καύσιμον πετρέλαιον 
δύναται νά διαρρεύση έκ τοϋ λεβητοστασίου προς τύ μηχα- 
νοστάσιον, το σύνολον των χώρων λεβητοστασίου - μηχανο¬ 
στασίου θά θεωρήται, διά τούς σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου, 
ώς εις ενιαίος χώρος. 

5. Έπί πλέον των απαιτήσεων τής προηγουμένης παρα¬ 
γράφου θά υπάρχουν : 

(α) Έντος έκάστου λεβητοστασίου ή έκάστου χώρου, 
περιέχοντος τμήμα τι οίασδήποτε έγκαταστάσεως προπα- 
ρασκευής καύσεως πετρελαίου, δύο τουλάχιστον φορητοί πυ¬ 
ροσβεστήρες κατάλλ.ηλοι προς σβέσιν πυρκαϊάς πετρελαίου. 

(β) Έντος έκάστου χώρου, ένθα ένεργεΐται άφή πυράς, 
εν δοχεΐον περιέχον 5 τουλάχιστον κυβικούς πόδας άμμου 
ή άλλου ξηροΰ ύλικοΰ καταλλήλου προς ταχεϊαν σβέσιν 
πυρκαϊών πετρελαίου όμοΰ μετά μικρού πτύου προς δια¬ 
σκορπισμόν τοΰ περιεχομένου τοΰ δοχείου. Αντί τοΰ δο¬ 
χείου δύναται νά ύπάρχη πρόσθετος φορητός πυροσβεστήρ 
κατάλληλος προς σβέσιν πυρκαϊών πετρελαίου. 

6. Τά πλοία, περί ών τό παρόν άρθρον, θά φέρουν έντος 
παντός χώρου, εις δν έχουν έγκατασταθή μηχαναί εσωτε¬ 
ρικής καύσεως, Ινα κατάλληλον προς σβέσιν πυρκαϊών πετρε¬ 
λαίου, φορητόν πυροσβεστήρα άνά 100 Β.Η.Ρ. ή άνά κλά¬ 
σμα αυτών. Εις έκαστον των, έν λόγου, χώρων δεν θά 
απαιτώνται περισσότεροι τών 7 τοιούτων πυροσβεστήρων. 
Αντί τοΰ ώς άνω, δύναται νά υπάρχουν δύο φορητοί πυρο¬ 
σβεστήρες, ύπό τον δρον δτι πλήν τούτων θά διατίθεται επί¬ 
σης είτε : 

(*) Εις πυροσβεστήρ, άφροΰ, γωρητικότητος 10 του¬ 
λάχιστον γαλλονίων είτε 

(β) Εις πυροσβεστήρ διοξειδίου άνθρακος χωρητικο- 
"^ΐτος 35 τουλάχιστον λιμπρών, είτε 

(γ) Εις πυροσβεστήρ κόνεως βάρους 20 τουλάχιστον 

λιμπρών. 

Α Εκαστον πλοΐον, έφ’ οδ έφαρμόζεται τό παρόν άρ- 
? ον , θά φέρη ένα τουλάχιστον πέλεκυν πυροσβέστου. 


’Άρθρον 39. 
Εξαιρέσεις. 


Ιπάρχοντα πλοία τής Κατηγορίας VIII 150 μέχρι 
'κκι 500 κόρων, απαλλάσσονται τής ύποχρεώσεως έγκατα- 
σ ·ασεως αντλίας πυρκαϊάς ανάγκης, έφ’ δσον διαθετουν 
Ι^νίμον σύστημα σβέσεως πυρκαϊάς προστατεΰον τον χώ- 
?0ν ε ϊ κα ταστάσεως τών κυρίων αντλιών πυρκαϊάς. 

^Ωσαύτως τά υπάρχοντα πλοία τής παρούσης κατηγο- 
Αήζ απαλλάσσονται τής ύποχρεώσεως έγκαταστάσεως αν- 
^' ι ?ς πυρκαϊάς ανάγκης Ιφ’ δσον, εκτός τών χώρων μηχα- 
^ σ τασιου, διαθέτουν φορητήν τοιαύτην αντλίαν, μετά ευ- 
σωλήνος άναρροφήσεως, φίλτρου αι ανεπιστρο- 
τ % καταθλίψεως αυτής, μετά τήν λειτουργίαν, 
εα μένης μςχά τοΰ δικτύου πυρκαϊάς τοΰ πλοίου. 


’Άρθρον 40. 

Πλοία κάτω τών 150 κόρων. 

1. Τό παρόν άρθρον εφαρμόζεται έπί πλοίων Κατηγορίας 
VIII, χωρητικότητος κάτω τών 150 κόρων. 

2. (α) Έπί τών ώς άνω πλοίων μήκους 33 μέτρων καί 
άνω εφαρμόζονται αί διατάξεις, τής παραγράφου 2 τοΰ 
άρθρου 38 καί τοΰ άρθρου 39. 'Η έν τφ άδαφίω (β) της, 
έν λόγω, παραγράφου άναφερομένη άντλία πυρκαϊάς δύ- 
ναται νά λαμβάνη κίνησιν έκ τής κυρίας μηχανής. 

(β) Παν πλοΐον, εις δ εφαρμόζεται τό παρόν άρθρον, 
μήκους κάτω τών 33 μέτρων θά φέρη εις θέσιν έκτός τών 
χώρων τοΰ μηχανοστασίου : 

■ (ι) Αντλίαν μετά μονίμου συνδέσμου θαλάσσης. 

(ιι) Εύκαμπτον σωλήνα μετ’ άκροσωληνίου διαμέτρου 
3/8 τουλάχιστον δακτύλων, δυνάμενον νά παράγη προβολήν 
ΰδατος έκτοξευομένην είς άπόστασιν τούλάχιστον 7 μέτρων 
προς τήν κατεύθυνσιν οίουδήποτε τμήματος τοϋ πλοίου, καί 

(ιιι) Άκροσωλήνιον μετά ραντιστήρος κατάλληλον πρός 
χρησιμοποίησιν μετ’ ευκάμπτου σωλήνος. 

Αντί τών άνωτέρω, δύνανται έπί πλοίων μήκους κάτω τών 
10 μέτρων ή ανοικτών πλοίων μήκους κάτω τών 33 μέτρων, 
νά φέρωνται δύο πυράντλια είς Ιν έκ τών όποίων θά ύπάρχη 
άναδέτης (μικρόν λεπτόν σχοινίον). 

3. Πάν πλοΐον, έφ’ οδ εφαρμόζεται τό παρόν άρθρον, 
θά φέρη φορητούς πυροσβεστήρας ή πυράντλια, ώς καθο¬ 
ρίζεται είς τον άκόλουθον πίνακα : 

Μήκος πλοίου είς μέτρα Ελάχιστος αριθμός πυροσβεστή¬ 
ρων ή πυραντλιών. 


Κάτω τών 10 μέτρων 2 

10 μέτρων καί άνω _ 3 

4. Έπί πλέον τών Ιν τη προηγούμενη παραγράφφ απαι¬ 
τήσεων τά, περί ών τό παρόν άρθρον, πλοία μέ πετρελαιο- 
λέβητας ή μηχανάς προώσεως εσωτερικής καύσεως θά 
φέρουν καταλλήλους πρός σβέσιν πυρκαϊών πετρελαίου 
φορητούς πυροσβεστήρας συμφώνως πρός τόν άκόλουθον 
πίνακα : 

Μήκος πλοίου είς μέτρα Ελάχιστος αριθμός 

πυροσβεστήρων 


Κάτω τών 7 μέτρων 1 

7 μέτρων καί άνω 2 

5. Πλοία, περί ών τό παρόν άρθρον, μήκους 33 μέτρων 
καί άνω, φέροντα πλήρες κατάστρωμα, θά φέρουν ένα πέ¬ 
λεκυν πυροσβέστου. 

Άρθρον 41. 

' Υπάρχοντα πλοία τής Κατηγορίας VIII κάτω τών 150 
κοχ. δύνανται άντί τών αντλιών μετά μονίμου^ συνδέσμου 
θαλάσσης τών άπαιτουμένων συμφώνως πρός τας διαταςεις 
τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 40, νά φέρουν, της^ αυτής τούλάχι¬ 
στον άποδόσεως, φορητήν μηχανοκίνητον αντλίαν. 

Πλοία Κατηγορίας IX. 

Άρθρον 42. 

Γενικά. 

1. Τά πλοία Κατηγορίας IX θά πληρούν τάς άπαιτήσεις 
τών άρθρων 36 έως καί 41 ώς αυται εφαρμόζονται εις πλοία 
Κατηγορίας VIII. 

2 (α) Είδικώς, ρυμουλκά καί ναυαγοσωστικά μετά μη¬ 

χανών προώσεως άνω τών 400 ΐππων, άντί των εν τοις 
οίκείοις άρθροις όριζομένων κυρίων αντλιών, θα φέρουν 
δύο αντλίας πυρκαϊάς μανομετρικου υψους 80 - 100 μέ¬ 
τρων καί ΐκανότητος παροχής έκάστης άνω των 60 τοννων 
ώριαίως. Αί άντλίαι αδται δύνανται να είναι αί τοιαυται 
έξαντλήσεως κυτών έφ’ δσον διαθέτουν τό ανωτέρω μανο- 
μετρικόν δψος. 
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Ρ^Η·ουλκα και ναυαγοσωστικά πέραν των ανωτέρω 
και των εν τοίς οικειοις άρθροις οριζόμενων ειδών πυροσβε- 
στικοο εξοπλισμού καί μέσων, θά φέρουν επί πλέον : 

(ι) Τεσσαρας τουλάχιστον λήψεις πυρκαϊάς έπί τοΰ κα¬ 
ταστρώματος μετά ήμισυνδέσμων τύπου 8ΤΟΒ.ΤΖ διαμέ- 
τρου 0,045 μ. Διά μιας των λήψεων τούτων θά δύναται νά 
εκτοξεύεται άφρός παραγόμενος δι’ ειδικής συσκευής έπί 
του Ρ/Κ. ή δια χρήσεως φορητού άναμικτήρος, μέσω ει¬ 
δικού ακροσωληνίου, έξασφαλιζομένης ικανοποιητικής άπο- 
όοσεως. Ο παραγόμενος άφρός δέον νά είναι συνεκτικός, 
να μή διασπαται έκ τής θερμότητος καί των άναδιδομένων 
αερίων, γενικώς δέ νά έχη αποτελεσματικήν δράσιν κατά 
του πυρος. 

(ιι) Δέκα τουλάχιστον όθονίνους σωλήνας μήκους έκά- 
(Τθ45^μ ε<0ς 20 μ ’ μδτά ^ μισυνδέσ ί Λων 8ΤΟΚΤΖ διαμέτρου 

(ιιι) "Ενα σύνδεσμον διεθνούς τύπου δυνάμενον νά προσ¬ 
αρμόζεται επι τών ήμισυνδέσμων τών όθονίνων σωλήνων 
Δ υ ° ακ Ρ°σωλήνια αύξομειωμένης βολής, διαμέτρου 
μέχρις 22 χιλ. δυναμενα να προσαρμόζωνται έπί τών ήμι- 
συνόεσμων των όθονίνων σωλήνων. 

(ν) "Ενα προβολέα ισχύος τουλάχιστον 50 (ΔΑ. 
ά. ΙΤεραν τών ανωτέρω τά ρυμουλκά καί ναυαγοσωστικά 
τής παροογρ. 2 δέον να <ρερουν \ 

ΒΙ«> Ι>/Κκαί Ν ^ Γ μετά ™ αν “ ν προώσεως άνω τών 1.000 


Άρθρον 46. 

Πλοία χωρητικότητος κάτω τών 150 κόρων. 

, Τα Κατγ )Τ 0 Ρ^ζ X, χωρητικότητος κάτω -ών ΗίΙ 

κορών, θα πληρούν τας άπαιτήσεις τών άρθρων 4θ καί 41 
ως αυται εφαρμόζονται έπί πλοίων Κατήγορέ’·■ νίτι 
χωρητικότητος κάτω τών 150 κόρων. ’ 

Πλοία Κατηγορίας XI. 

Άρθρον 47. 

Γενικά. 

. Ρ Κ Κτγ )ϊ°Ρ/«ς XI, 0ά πληρούν τάς άπαιτήσεις τβν 
άρθρων 36 εως και 41 ώς αύται έφαρμόζονται έπί πλοίων 
Κατηγορίας VIII. 

Πλοία Κατηγορίας XII. 

Άρθρον 48. 

Γενικά. 

Ρ ά πλοία Κατηγορίας XII. θά πληρούν τάς άπαιτήσεις 
των οικείων άρθρων τοΰ έκάστοτε ίσχύοντος Κανονισμού 
περί τουριστικών πλοίων. 


, ^ Διακόσιοι (200) τουλάχιστον λίτρα ύλικοΰ παραγωγής 
δεξαμενΤε ί, ?° λίτρων, ή έντός καταλλήλου 

ρ.χγ *■» 

“ ” λ °™· 

πύργου. ΕνΚ μ6νΐμ0ν πε Ρ ιστ ρεφόμενον άκροσωλήνιον έπί 

(ιν) Δύο (2) πλήρεις έξαρτήσεις πυροσβέστου οετ’ αυ¬ 
τονόμων αναπνευστικών συσκευών πληρουσών τάς απαι¬ 
τήσεις του άρθρου 62. ς 

*τ μά *“ ς "°“ 5 έξ ί «<■·» 

ΒΗΡ'. Ρ/Κ κΚΐ Ν/Γ μεΤά μηχανών προώσεως 400 έως 999 

Ύ 7 ·Άζ«Ζ 6 ~ ΙΧ Ι ^^τούλάχιστον λίτρα ύλικοΰ παραγω- 
γης αεραφρου εις δοχεία τών 20 λίτρων, ή έντόε καταλλά 

σωοπίιΓ^ 6 ~ ψ ? 6ς πχ Ρ έ Χ™ άπ’ εόθείας άνευ χρη- 
σιμοποιησεως ειδικού ακροσωληνίου. * ^ 

(ιι) Μίαν συσκευήν κοπής μετάλλων διά φλογόε έωω- 
οιασμένην διά σειράς κοπτών. φ γ ° ς ’ εφω 

Πλοία Κατηγορίας X. 

Άρθρον 43. 

Πλοία χωρητικότητος 1.000 κόρων καί άνω. 

άνΙ α θά λθ Χ Κα ^ γθ ' Ρίας > Χ,5ί “ Ρητΐκ0τγ 2 τος 1 ·°°° κό ρων καί 
30 έως ά κ«Ϊ34 υν ^ “ παΐτ Τ εις ™ν άρθρων 27, 28 καί 

"Αρθρον 44. 

Πλοία χωρητικότητος 500 μέχρι καί 1.000 κόρων 
1.000 Ϊων Κ Γΐ* υ ^ δΟΟμχρι καί 

όλικ* 3 ™ 1 Ιφο:ρμόζονται έπί πλοΓων^ σ Κατηγορ*ας Ρ νίΠ 7 

ολικής χωρητικότητος 500 μέχρι καί 1.000 ' κόρων· ’ 
Άρθρον 45. 

Πλοία χωρητικότητος 150 μέχρι καί 500 κόρων. 

καί 500 π νόη’ ί<κς Χ ( χωρητικότητος 150 μέγοι 

2 39 ώΓαδταί ^ ίρβρΓ® 

VIII, χωρηηκί-ιη,ος 150 


Πλοία Κατηγορίας XII (α). 

Άρθρον 49. 

, Πλοΐα^τής παρουσης Κατηγορίας θά πληρούν τάς άπαι- 
τήσεις των άρθρων 36 εως 40 ώς έφαρμόζονται διά πλοία 
Κατηγορίας VII. 

Άρθρον 50, 

Υπάρχοντά πλοία υποχρεούμενα κατά τάς διατάξ'ΐς τοΰ 
παρόντος Κανονισμού εις έγκατάστασιν σωληνώσεων πυρ- 
καιας, εφοδιασμόν η και μόνιμον τοποθέτησιν άντλιΓ.ν πυρ- 
καϊας, εγκαταστασιν μονίμου συστήματος σβέσεως πυρκαϊάς 
° ν ^ζ^Μχ^νοστασιου ή χώρων φορτίου, δέον δπως συμμορ- 
φω ουν προς τας διατάξεις ταύτας τοΰ παρόντος Κανί .·· τμοϋ 
εν^ιος έτους το αργοτερον άπό τής πρώτης έτησίας τακτικής 
επιθεωρησεώς των μετά τήν δημοσίευσιν τού παρόντος, 
οεκριβοΰς προθεσμίας καθοριζομένης έκάστοτε υπό τής 
Κ.Ε.Π. κατα τήν κρίσιν της άναλόγως τής έκτάσεί ς τής 
«παιτουμενης σχετικής έργασίας. 

ΜΕΡΟΣ IV. 

ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Άρθρον 51. 

Προσθετοί απαιτήσεις διά πλοία μεταφέροντα έκρηκτικάς 
δλας. 

1. (α)^ Οσάκις πλοίον, έφ’ οδ έφαρμόζεται ό παρών 
Λανονισμος μεταφέρει έκρηκτικάς δλας, τών οποίων ή δι’ 
ε/αβα .ηγών~ πλοίων μεταφορά άπαγορεύεται, λόγω τής 
φυσ=.ως ή τής ποσότητος αύτών έκ τοΰ Κανονισμού «περί 
μεταφοράς επικυνδύνων ειδών διά πλοίων» δέν θά χρησι- 
μοποιή^αι ατμός, προς τόν σκοπόν κατασβέσεως πυρκαϊάς 
εντός των περιεχόντων έκρηκτικάς δλας διαμερισμάτων. 

,(β) Ρ έν λόγφ διαμερίσματα καθώς καί τυχόν παρα¬ 
κείμενα εις ταΰτα διαμερίσματα φορτίου θά είναι έφωδιαο- 
μενα,όια συστήματος άνιχνεύσεως ττυρκαϊάς, πληροϋντος 
τας απαιτήσεις τοΰ άρθρου 61 τοΰ παρόντος Κανονισμού. 

!)ΕΤΕοτωΝδυτΕΜί χνεύσεως διά καπνοΰ (δΜ0Κ 

,2. ι0υ ζ σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου ό δρος «δια 
ερισμα» στιααίνει (Υ.7Γ ’.Ν\)ΤηΓ , 


/ -υ^υττους του παρόντος αρϋρου ό όρος ^ 

μέρισμα» σημαίνει άπαντας τούς χώρους τούς περιεχομένοοί 
μεταξύ δυο παρακειμένων μονίμων διαφραγμάτων, περιλαμ; 
ράνει δε το κατώτερον κύτος καί άπαντας τούς άνωθεν αυτόν 
χώρους φορτίου. Το συνολον παντός χώρου προφυλαγμ ενου 
καταστρώματος (8ΗΕΕΤΕΚ-ΟΕΕΚ) μή ύποδιηρημ ενοϋ 
ΰια χαλύβδινων διαφραγμάτων άτινα φέρουν άνοίγμ« τ * 
ουνάμενα να κλεισθοΰν διά χαλύβδινων έλασμάτων κλεισΐ- 
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ματοζ, 0* θεωρηται, διά τούς σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου 
ώς εις ενιαίος χώρος. 'Οσάκις υπάρχουν χαλύβδινα διαφρά¬ 
γματα ιιετ’ άνοιγμάτων κεκλεισμένων διά χαλύβδινων έλα- 
σμάτων κλεισίματος ό εντός τοΰ προφυλαγμένου καταστρώ- 
σματος περικεκλεισμένος χώρος θά θεωρηται ως μέρος τοΰ 
κάτωθε· διαμερίσματος ή διαμερισμάτων. 

"Αρθρον 52. 

Άντλίαι πυρκαϊάς. 

1, (α) ΑΙ μηχανοκίνητοι άντλίαι πυρκαϊάς (πλήν τών 
αντλιών πυρκαϊάς άνάγκης), τάς οποίας ύποχρεοΰνται 
νά φέρουν τά έπιβατηγά πλοία θά είναι, άπασαι όμοΰ, ίκαναί 
νά παρέχουν διά τον σκοπόν καταπολεμήσεως πυρκαϊάς, 
ίδωρ υπό συνθήκας καί πίεσιν καθοριζομένας έν άρθρω 53 
τοΰ παρόντος Κανονισμού καί εις ποσότητα ούχί όλιγωτέραν 
τών 2/3 έκείνης, ήτις απαιτείται εκ του Κανονισμού 18 
Κεφ. II Δ.Σ. ΠΑΖΕΘ. 

(β) 'Υπό την έπιφύλαξιν τών εν άρθρ. 42 παρ. 2, βρι¬ 
ζόμενων, α'ι μηχανοκίνητοι άντλίαι πυρκαϊάς (πλήν τών άν- 
τλιών πυρκαϊάς άνάγκης) τάς οποίας ύποχρεοΰνται νά φέ¬ 
ρουν τά λοιπά, πλήν τών επιβατηγών πλοίων θά είναι, άπασαι 
όμοΰ ίκαναί όπως παρέχουν, προς τον σκοπόν καταπολεμη- 
σεως πυρκαϊάς, ύδωρ ύπό συνθήκας καί πίεσιν καθοριζο- 
μένας έν άρθρω 53 καί εις ποσότητα ούχί όλιγωτέραν έκείνης, 
ήτις προκύπτει έκ της έπιλύσεως τοΰ άκολούθου τύπου : 

Ποσότης υδατος εις τόννους άνά ώραν = οά2 

Ένθα : 


<1 = 1 + 


/ Ε (Β+Ρ) 
Υ 2500 


μέ προσέγγισιν 1/4 


0=5 διά πλοία τών οποίων απαιτείται ό εφοδιασμός 
μέ περισσοτέρας της μιας άντλίας πυρκαϊάς (εξαιρούμενης 
της άντλίας πυρκαϊάς άνάγκης) καί 

0 = 2,5 διά πλοία τών οποίων άπαιτεΐται ό εφοδιασμός 
με μιαν άντλίαν πυρκαϊάς. 


Ένθα : 

0 -■■ Μήκος τοΰ πλοίου εις πόδας επί της γραμμής 
φορτώσεως θέρους άπό τήν πρωραίαν πλευράν της στείρας 
μέχρι τήν πρυμναίαν πλευράν τοΰ ποδοστήματος. ’Εάν δεν 
υπαρχ·,] ποδόστημα, τό μήκος θά μετρήται έκ της πρωραίας 
πλευράς τής στείρας μέχρι τοΰ άξονος τοΰ κορμού τοΰ πη¬ 
δάλιου Είς πλοία έχοντα πρύμνην καταδρομικού (ήμιστρογ- 
γυλην,; ως μήκος θά λαμβάνεται τό 96% τοΰ συνολικού μη- 
πους της ύπολογισθείσης εΐςτόσχέδιον τοΰ πλοίου γραμμής 
φορτώσεως θέρους, εΐτε τό μήκος έκ τής πρωραίας πλευράς 
+ς στείρας μέχρι τοΰ άξονος τοΰ κορμού τοΰ πηδάλιου, 
εφ οσον τοΰτο εΐναι τό μεγαλύτερον. 
ι Β =. Μέγιστον πλάτος έξωτερικώς τών νομέων τοΰ πλοίου 
πόδας, καί 

Β = Κοΐλον (ύψος σχεδιάσεως) τοΰ πλοίου εις ποδας,, 
με-ρουμενοι μέχρι του καταστρώματος στεγανών είς το 
μέσον τοΰ πλοίου. 

Βν πάση περιπτώσει ή έν συνόλω παροχή τών αντλιών 
π^ρκαϊας τών ως άνω πλοίων προς τον σκοπόν καταπολε- 
μήσεως τοΰ πυρός δεν θά άπαιτήται νά ύπερβαίνη τούς 180 
ποννους άνά ώραν. 

2· Κάθε μηχανοκίνητος άντλία πυρκαϊάς, εξαιρέσει τών 
περιπτώσεων, καθ’ άς προβλέπεται άλλως εν τώ παροντι 
«νονισμω, θά λειτουργή δι’ ετέρων, πλήν τών κυρίων μη- 
Χ*νών τοΰ πλοίου, μέσων. Οί κατ’ έφαμογήν τοΰ παρόντος 
*νονισμοΰ προβλεπόμεναι άντλίαι πυρκαϊάς, δυνανται να 
, άντλίαι υγιεινής, έρματος, άπαντλήσεως , κυτών η 
Κν τλίαι γενικής χρήσεως ύπό τήν προϋπόθεσιν οτι δεν θα 
ΧΡ^σιμοποιώνται κανονικώς δι’ άντλησιν πετρελαίου και αν 
Χρησιμοποιούνται ενίοτε προς μετάγγισιν ή άντλησιν π,ετρε- 
>* 10υ ι θά είναι έφωδιασμέναι διά καταλλήλου διαταξεως 
^«λλαγής οδηγίας λειτουργίας αυτής ανηρτημενας εις 
* τ α<ρανή, πλησίον τής έν λόγω διατάξεως, θέσιν. 


3. (α) ’Εφ’ όσον πλοΐόν τι ύποχρεοΰται είς περισσο- 
τέρας τής μιάς μηχανοκινήτου άντλίας πυρκαϊάς πλήν τών 
αντλιών πυρκαϊάς άνάγκης, ή παροχή έκάστης τούτων θά 
ΐσοΰται προς τό 80% τουλάχιστον τής ποσότητά τής προ- 
κυπτούσης έκ τής διαιρέσεως τής ολικής παροχής τής άπαι- 
τουμένης ύπό τής παραγράφου 1 τοΰ παρόντος άρθρου, διά 
τοΰ άριθμοΰ τών άντλιών πυρκαϊάς, τάς οποίας πρέπει νά 
ψέρη τό πλοΐον, συμφώνως πρός τον παρόντα Κανονισμόν. 

’Εφ’ δσον τό πλοΐον διαθέτει περισσοτέρας τών άπαιτου- 
μένων, έκ τοΰ παρόντος Κανονισμού, μηχανοκινήτους άν¬ 
τλίας πυρκαϊάς, ή Ε.Ε.Π. δύναται νά έπιτρέπη δπως ή ίκα- 
νότης άποδόσεως τών έπί πλέον τοιούτων άντλιών εΐναι 
κατωτέρα τοΰ 80%. 

(β) Έκάστη μηχανοκίνητος άντλία θά εΐναι ικανή νά 
παραγάγη έξ οίασδήποτε λήψεως ή λήψεων πυρκαϊάς τοΰ 
πλοίου, τουλάχιστον τόν άριθμόν τών άπαιτουμένων ύπό 
τοΰ παρόντος Κανονισμού προβολών ΰδατος, άναλόγως πρός 
τήν κατηγορίαν καί τήν χωρητικότητα τοΰ πλοίου, διατηρούσα 
συνάμα καί τήν έν άρθρφ 53 (2) καθοριζομένην πίεσιν. 

4. 'Οσάκις αί άντλίαι πυρκαϊάς δόνανται νά άναπτύξουν 
πίεσιν ύπερβαίνουσαν τήν ύπολογισθεΐσαν πίεσιν είς τάς 
σωληνώσεις δδατος, τάς λήψεις πυρκαϊάς καί τούς ευκάμπτους 
σωλήνας, θά έφοδιάζωνται δι’ άσφαλιστικών βαλβίδων. 
Αί βαλβίδες αδται θά εΐναι τοποθετημέναι καί ρυθμισμέναι 
κατά τρόπον ώστε νά προλαμβάνουν τήν ύπερβολικήν πίεσιν 
είς οίονδήποτε μέρος τής κυρίας σωληνώσεως πυρκαϊάς. 

5. Έκάστη συνδεδεμένη μετά τής κυρίας σωληνώσεως 
πυρκαϊάς, φυγόκεντρος άντλία θά φέρη καί μίαν άνεπί- 
στροφον βαλβίδα. 

6. Έπί πλοίων κατηγορίας I, II καί III αί άντλίαι πυρ- 
καϊάς άνάγκης θά εΐναι τοποθετημέναι εις θέσεις πρύμνηθεν 
τοΰ στεγανού συγκρούσεως. 


’Άρθρον 53. 


Κυρία σωλήνωσις, σωληνώσεις θαλασσίου υδατος καί 
λήψεις πυρκαϊάς. 

1. Είς πλοία, τών οποίων άπαιτεΐται έκ τοΰ παρόντος 
Κανονισμού ό εφοδιασμός διά μηχανοκινήτων άντλιών πυρ- 
καϊάς, ή διάμετρος τής κυρίας σωληνώσεως^ώς καί, τών 
σωληνώσεων θαλασσίου υδατος τών συνδευουσών τάς λήψεις 
τών έν λόγω άντλιών θά εΐναι έπαρκής ώστε νά έξασφαλίζηται 
ή ικανοποιητική διοχέτευσις τής μεγίστης άπαιτουμένης έκ 
τοΰ παρόντος Κανονισμού παροχής άπό : 

(α) Τήν άντλίαν τοΰ πλοίου, έφ’ δσον άπαιτεΐται μόνον 
μία άντλία, 

(β) άμφοτέρας τάς άντλίας τοΰ πλοίου, λεντουργουσας 
ταυτοχρόνως έφ’ δσον άπαιτοΰνται δύο άντλίαι η 

(γ) τάς δύο μεγαλυτέρας τών άντλιών τοΰ πλοίου, λει- 
τουργούσας ταυτοχρόνως, έφ’ δσον απαιτοΰνται περισσό¬ 
τεροι τών δύο αντλιών. 

Έπί πλοίων μή έπιβατηγών ή διάμετρος τής κυρίας σω¬ 
ληνώσεως, ώς καί τών σωληνώσεων θαλασσίου υδατος, θα 
εΐναι έπαρκής διά τήν παροχήν 140 τόννων υδατος ωριαιως. 

2. Όταν, αί ύπό τοΰ παρόντος Κανονισμού,άπαιτουμεναι 
άντλίαι πυρκαϊάς, καταθλίβουν πρός οίονδήποτε σημεΐον 
τοΰ πλοίου διά τών έν άρθρφ 55 καθοριζόμενων ακροσω- 
ληνίων τήν ύπό τής παραγράφου 1 τοΰ παρόντος άρθρου 
προβλεπομένην ποσότητα υδατος διά γειτνιαζουσών λήψεων 
πυρκαϊάς, θά τηρώνται αί κατωτέρω έλάχισται πιεσεις εις ολας 
τάς λήψεις. 


(α) Έπιβατηγά πλοία : 

(ι) 4.000 κόρων καί άνω 45 λίμπραι άνά τετρ. δάκτυλον 

(3.2 χιλγ. άνά τετρ. έκατ.), 

(ιι) 1.000 μέχρι καί 4.000 κορών, 40 λιμπραι ανατετρ. 

δάκτυλον (2,8 χιλγ. άνά τετρ. έκατ.), , , 

( Μ ) Κάτω τών 1,000 κόρων, 30 λιμπραι ανα τετρ. δά¬ 
κτυλον. 
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(β) Μή έπιβατηγά πλοία : 

(ι) 6.000 κόρων καί άνω, 40 λίμπ. άνά τετρ. δάκτυλον 
(2,8 χιλγ. άνά τετρ. έκατ.), 

( α ) Κάτω των 1.000 κόρων, 30 λίμπραι άνά τετρ. δά-. 
κτυλον, 

(ιιι) 1.000 μέχρι καί 6.000 κόρων, 37 λίμπ. άνά τετρ. δά¬ 
κτυλον (2,6 χιλγ. άνά τετρ. έκατ.). 

3. (α) Όσάκις, πλοΐόν τι ύποχρεοϋται, ύπό του παρόντος 
Κανονισμού καί ύπό τούς εν αύτώ καθοριζόμενους ορούς, 
νά παρέχη δύο προβολάς ΰδατος, επαρκείς εις αριθμόν λή¬ 
ψεις θά εύρίσκωνται εις θέσεις έπιτρεπούσας όπως δύο του¬ 
λάχιστον προβολαί δδατος, μή προερχόμεναι έκ τής αυτής 
λήψεως, καί των οποίων ή μία θά εκτοξεύεται έξ ενός άπλοϋ 
τεμαχίου εόκάμπτου σωλήνος, δύναται νά φθάσουν μέχρις 
οίουδήποτε σημείου του πλοίου προσιτού έν πλω καί ύπό 
συνθήκας όμαλάς είς τούς έπιβάτας ή τό πλήρωμα ή μέχρις 
οίασδήποτε αποθήκης ή τμήματος των χώρων φορτίου, 
όταν οδτοι'εΐναι κενοί. 

(β) Όσάκις πλοΐόν τι ύποχρεοϋται ύπό τοΰ παρόντος 
Κανονισμού καί ύπό τούς έν αύτώ καθοριζομένους όρους, 
νά παρέχη μίαν προβολήν ΰδατος, επαρκείς εις άριθμ. λήψεις 
θά εύρίσκωνται εις θέσεις έπιτρεπούσας όπως μία προβολή 
δδατος έκτοξευομένη έξ ενός άπλοϋ τεμαχίου εύκαμπτου 
σωλήνος δύναται νά φθάνη μέχρις οίουδήποτε σημείου του 
πλοίου προσιτού έν πλω καί ύπό συνθήκας όμαλάς είς τούς 
έπιβάτας ή τό πλήρωμα ή μέχρις οίασδήποτε αποθήκης 
ή τμήματος των χώρων φορτίου, όταν οδτοι είναι κενοί. 

4. (α) 'Η κυρία σωλήνωσις πυρκαϊάς δέν θά έχη συν¬ 
δέσεις έτέρας πλήν των άναγκαιουσών προς καταπολέμησιν 
τής πυρκαϊάς καί πλύσιν των καταστρωμάτων. 

(β) Απαγορεύεται ή χρησιμοποίησις, είς τήν κυρίαν 
σωλήνωσιν πυρκαϊάς, ύλικοΰ δυναμένο.υ ν’ άχρηστευθή 
εύχερώς έκ τής θερμότητος, πλήν έάν τούτο προστατεύεται 
έπαρκώς. Αί σωληνώσεις καί αί λήψεις πυρκαϊάς θά είναι 
ταποθετημέναι κατά τρόπον έπιτρέποντα τήν έπ’ αύτών 
ευχερή προσαρμογήν των ευκάμπτων σωλήνων πυρκαϊάς. 
Έπί πλοίων δυναμένων νά μεταφέρωσι φορτίον καταστρώ¬ 
ματος αΐ λήψεις θά είναι τοποθετημέναι κατά τοιοϋτον 
τρόπον ώστε νά είναι πάντοτε εύχερώς προσιταί, αί δέ σω¬ 
ληνώσεις θά είναι διατεταγμέναι είς τρόπον ώστε νά άπο- 
φεύγηται κατά τό πρακτικώς δυνατόν ό κίνδυνος νά ύποστοϋν 
βλάβην εκ τοΰ, ως άνω φορτίου. Πλήν τής περιπτώσεως 
καθ ην τό πλοΐον φέρει εύκαμπτον σωλήνα καί άκροσωλή- 
νιον δι εκασην λήψιν πυρκαϊάς, θά ύπάρχη δυνατότης τελείας 
προσαρμογής των συνδέσμων των ευκάμπτων σωλήνων 
πυρκαϊάς εις οιανδήποτε λήψιν καί των άκροσωληνίων. 

(γ) Αι βαλβίδες τοΰ κοχλιωμένου δι’ άνυψώσεως τύπου 
ή οι κρουνοί θα είναι προσηρμοσμένοι έπί των σωληνώσεων 
εις θεσεις, εξ ων θα δύναται νά άποσυνδεθή οίοσδήποτε 
εύκαμπτος σωλην καθ δν χρόνον αί άντλίαι εύρίσκονται έν 
λειτουργίφ. 

(δ) Αι σωληνώσεις θαλασσίου ΰδατος δέν θά κατασκευά- 
ζωνται έκ χυτοσιδήρου, έφ’ όσον δέν είναι σιδηραι ή 
χαλύβδιναι, θά είναι έπιψευδαργυρωμέναι. 

(ε) Οσάκις αι γραμμαί σωληνώσεων πρός πλύσιν τοΰ 
καταστρώματος δεν αυτοαποστραγγίζωνται, θά έφαρμόζωνται 
εις τους σωλήνας κατάλληλοι κρουνοί άποστραγγίσεως ώστε 
νά προληφθή ζημία έκ παγετού. 

Άρθρον 54. 

Εύκαμπτοι σωλήνες -πυρκαϊας. Άκροσωλήνια κ.λ.π. 

1. Οί κατ’ εφαρμογήν τοΰ παρόντος Κανονισμού προβλε- 
πόμενοι εύκαμπτοι σωλήνες πυρκαϊας δέν θά έχουν μήκος 
μεγαλύτερου των 20 μέτρων. Προκειμένου όμως περί πλοίων, 
των οποίων τό μέγιστον πλάτος έξωτερικώς των νομέων είναι 
30 μέτρα καί άνω τό μήκος των ευκάμπτων σωλήνων διά 
τάς υπαιθρίους θέσεις καί διά τούς χώρους τοΰ φορτίου δέν 
θά είναι μεγαλύτερου των 30μέτρ. Οί, έν λόγω εύκαμπτοι 
σωλήνες θά είναι κατασκευασμένοι άπό οθόνήν έκ λινοΰ 
πυκνής ύφάνσεως ή άπό έτερον κατάλληλον ύλικόν καί θά 


είναι έφωόϊααμένοι διά συνδέσμων σωλήνων διαζλαόώπως 
(διακλαδωτήρων) καί λοιπών αναγκαίων εξαρτημάτων «- 
-5ιός καί δι’ ενός άπλοϋ άκροσωληνίου-, έπί πλέον τοΰ τυχόν 
,άπαιτουμένου' ύπό του παρόντος Κανονισμού άκροτωΧηνΐή, 
ραντιστήρος. 

2. Έκαστος εύκαμπτος σωλήν, προβλεπόμενος κατ’ 
έφαρμογήν τοΰ παρόντος Κανονισμού όμοΰ μετά των άναγκαι- 
ούντων διά τήν χρήσιν του εργαλείων καί έξαρτημάτων, θα 
είναι τοποθετημένος είς καταφανή θέσιν πλησίον τών λήψεων, 
ή τών συνδέσμων μετά τών όποιων προορίζεται νά χρησι- 
μοποιηθή. 

3. Έξαιρουμένων τών πλοίων τών Κατηγοριών X καί 
XII οί, έπί τών λοιπών πλοίων προβλεπομενοι έκ τοΰ παρόντος 
Κανονισμού, εύκαμπτοι σωλήνες πυρκαϊάς δέν θά χρησι¬ 
μοποιούνται διά σκοπούς ετέρους πλήν τής κατασβέσεως 
πυρκαϊάς ή της δοκιμής τών συσκευών κατασβέσεως πυρ- 
καϊάς. 

4. (α) Παν πλοΐον τό όποιον ύποχρεοϋται, έκ τοΰ πα¬ 
ρόντος Κανονισμοΰ, νά φέρη μηχανοκινήτους αντλίας πυρ- 
καϊάς θά είναι έφωδιασμένον δι’ άκροσωληνίου διαμέτρου 
1/2 δακτύλου ή 5/8 δακτύλου ή 3/4 δακτύλου ή διαμέτρου 
όσον τό δυνατόν παραπλησίου πρός τάς προαναφερθείσας 
τοιαύτας. 

Πλοΐόν τι δύναται νά έχη έφοδιασθή διά άκροσωληνίου 
μεγαλυτέρας διαμέτρου, έφ’ όσον αί διατάξεις τοΰ παρόντος 
Κανονισμού περί παροχής δδατος προοριζομένου δια την 
καταπολέμησιν πυρκαϊάς, πληροΰνται αλλέως πως. 

(β) Τα άκροσωλήνια τών χώρων τοΰ μηχανοστασίου 
καί τών ύπαιθρίων θέσεων θά έχουν διάμετρον τοιαυτην 
ώστε νά έπιτυγχάνεται ή διοχέτευσις τής μεγίστης δυνατής 
παροχής έκ τοΰ έλαχίστου αριθμού τών προβολών ϋόατος, 
ύπό πίεσιν οΐα ή άπαιτουμένη διά τήν μικροτέραν αντλίαν 
πυρκαϊάς, τήν έπιτρεπομένην ύπό τοΰ άρθρου 52 (ό) ^(α)· 
Ή διάμετρος πάντως τών άκροσωληνίων δέν θά απαιτήται 
νά είναι μεγαλυτέρα τών 3/4 δακτύλου. 

(γ) Τά άκροσωλήνια τών χώρων ενδιαιτήσεως και των 
ύπηρετικών χοόρων δέν θά απαιτήται νά έχουν διάμετρον 
μεγαλυτέραν τοΰ 1/2 δακτύλου. 

(δ) "Εκαστον προβλεπόμενον, έκ τοΰ παρόντος Κχνονι- 
σμοΰ, άκροσωλήνιον μετά ραντιστήτος θά δύναται να παρα- 
γάγη ραντισμόν ΰδατος κατάλληλον πρός κατάσβεσιν πυρ- 
καϊών πετρελαίου καί θά φέρεται έπί πλέον οίουδήποτε επι¬ 
βαλλόμενου ύπό της παραγράφου 1 τοΰ παρόντος άρθρου α 
πλοΰ άκροσωληνίου. __ , 

(ε) Είναι δυνατή, έν τούτοις, ή άντικατάστασις τών ανω 
τέρω άκροσωληνίων δι’ άκροσωληνίων διπλής χρησεως ι 
κανών πρός παραγωγήν έναλλακτικώς τοΰ, ώς άνω, Ρ αν 
τισμοϋ καί τής συμπαγούς προβολής δδατος. 

’Άρθρον 55. 

Σύνδεσμος διεθνούς τύπου συνδέσεως μετά τής ξηρ*?· 

"Εκαστος σύνδεσμος διεθνούς τύπου συνδέσεως^ μετά τηζ 
ξηράς, άπαιτούμενος ύπό τοΰ παρόντος Κανονισμού,, θα ε ναι 
κατασκευασμένος ώς καθορίζεται ύπό τοΰ Παραρτημ ατ οξ 

’Άρθρον 56. 

Πυροσβεστήρες. 

1. (α) Οί, ύπό τοΰ παρόντος Κανονισμού, ,άπαιτουμενοί 

μή φορητοί πυροσβεστήρες άφρ'οΰ καί διοξειδίου άνθρ«ποζ> 
θά είναι κατεσκευασμένοι κατά τά έν Παραρτήματι 2 κ® 
άντιστοίχως οριζόμενα. , 

β) 'Η κατανομή τών πυροσβεστήρων είς τα ε/γ και ψπ 
πλοία γίνεται συμφώνως πρός τά έν Παραρτήματι 5 και 
άντιστοίχως, οριζόμενα. 

2. (α) Οί φορητοί πυροσβεστήρες, τοΰ, 

υγρόν, τύπου, θά έχουν περιεκτικότητα ούχι 
τών 3 καί ούχί μικροτέραν τών 2 γαλλονίων I 
καί 9 λίτρα άντιστοίχως). „ 

(β) Οί φορητοί πυροσβεστήρες μέ γόμωσιν διοςε 1 ^ 
άνθρακος θά έχουν χωρητικότητα 7 τουλάχιστον λιμ^Ρ 
διοξειδίου άνθρακος. 


έκτοξεύοντοί 

μεγαλυτέρ® 

13 1/2 λιτρ* 
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(γ) Οΐ φορητοί πυροσβεστήρες μέ γόμωσιν ξηράς κόνεως 2. Τά άκροφύσια ραντισμοΰ Οά είναι επαρκή εις αριθμόν 
θα έχουν περιεκτικότητα 10 τουλάχιστον λιμπρών ξηράς καί καταλλήλου τόπου καί διατάξεως ώστε νά εξασφαλίζουν 
κόνεως. κατανομήν τοϋ ραντιζομένου ΰδατος κατά τρόπον έπιτρέ- 

(8) Οΐ φορητοί πυροσβεστήρες ετέρων τύπων Θά έχουν ποντα την αποτελεσματικήν κατάσβεσιν καιομένου πετρε- 

ίκανότητα σβέσεως πυρκαϊάς ισοδύναμον μέ εκείνην πυρο- λαίου εντός των ύπό τοϋ συστήματος προστατευομένων 

σβεστήρος ύγροΰ τύπου περιεκτικότητος 2 γαλλονίων. χώρων. 

(ε) Οΐ, ύπό. τοϋ παρόντος Κανονισμού, προβλεπόμενοι 3. Τό σύστημα ραντισμοΰ ΰδατος δύναται νά ύποδιαιρήται 
φορητοί πυροσβεστήρες εις κατάστασιν πλήρους γομώσεως εις τμήματα, θά ελέγχεται δέ ύπό πινάκων διανομής, αΐ 

καί έτοιμοι προς χρήσιν δεν Οά έχουν βάρος μεγαλύτερον των βαλβίδες των οποίων θά δύνανται νά χειρίζονται έξ ευκόλως 

20 Χ/ο,ων καί θά μεταφέρωνται μέ τήν αυτήν ευχέρειαν προσιτών θέσεων ευρισκομένων εκτός τών ύπό προστασίαν 

οΐαν καί εις πυροσβεστήρ ύγροΰ τύπου περιεκτικότητος 3 χώρων, έν περιπτώσει δέ πυρκαϊάς δέν θά εΐναι ευχερής ή 


γαλλονίων. 

3. Οί προς χρήσιν έντός τών χώρων Ινδιαιτήσεως καί τών 
υπηρετικών χώρων παντός πλοίου, προοριζόμενοι φορητοί 
πυροσβεστήρες θά έχουν, κατά τό πρακτικώς δυνατόν, ομοι¬ 
όμορφον μέθοδον λειτουργίας. 

4. Όσάκις τοποθετούνται εις τούς χώρους ένδιαιτήσεως 
καί υπηρετικούς χώρους ή τούς χώρους μηχανοστασίου 
φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως ό αριθμός αυτών δέν 
θά ΰπερβαίνη τό ήμισυ τοϋ συνολικοΰ άριθμοΰ τών έπιβαλλο- 
μένων εις τούς χώρους τούτους πυροσβεστήρων. 

5. Οΐ προς χρήσιν τών πλοίων, έφ’ ών εφαρμόζεται ό 
παρών Κανονισμός, πυροσβεστήρες δέν θά περιέχουν ύλην 
κατασβέσεως ή οποία, εϊτε άφ’ έαυτής, είτε κατά τον χρόνον 
της χρησιμοποιήσεώς της, θά άναδίδη αέρια επιβλαβή εις τήν 
υγείαν. 

6. 'Ως περιεκτικότης παντός πυροσβεστήρος, πλήν τών 
πυροσβεστήρων διοξειδίου άνθρακος, θά λαμβάνηται, δια 
τούς σκοπούς τοϋ παρόντος Κανονισμού, ή μεγαλύτερα εις 
όγκον ή βάρος ύλη κατασβέσεως ή δυναμένη νά περιέχηται 
έντός τοϋ πυροσβεστήρος άφοΰ άφεθή επαρκής χώρος προς 
έξασφάλισιν τής καλής λειτουργίας τούτου. 

7. 'Ως περιεκτικότης παντός πυροσβεστήρος διοξειδίου 
άνθρακος θά λαμβάνεται, διά τούς σκοπούς τοϋ παρόντος 
Κανονισμοΰ, τό μεγαλύτερου βάρος διοξειδίου άνθρακος, το 
όποιον δύναται νά περιέχεται έν ασφαλεία έντός τοϋ πυρο¬ 
σβεστήρος εις τροπικά κλίματα. 

8. "Εκαστος πυροσβεστήρ θά τηρήται κατά παντα χρονον 
με πλήρη γόμωσιν. 

9. (α) Δι’ έκαστον φορητόν πυροσβεστήρα θα διατίθεται 
άμοιβος γόμωσις καταλλήλως συσκευασμένη και εσφραγι- 
σμένη ώστε νά έμφαίνηται ό κατασκευαστής και η ημερο¬ 
μηνία κατασκευής αυτής. 

(β) Έφ’ όσον δμως ύπάρχουν πυροσβεστήρες,, ο τύπος 
τών οποίων δέν επιτρέπει τήν ευχερή άναγόμωσιν των, εν 
πλφ, άντί τής άμοιβοΰ γομώσεως, δέον όπως διατίθεται επι 
τοΰ πλοίου δι’ έκαστον τών πυροσβεστήρων τούτων ανα είς 
πρόσθετός φορητός πυροσβεστήρ του ίδιου η ισοδυνάμου τυ- 
που, ε’ς ποσοστόν τουλάχιστον 50 %. 

( 10. Είς δ,τι αφορά τά είδη τών φορητών πυροσβεστήρων, 
την κατασκευήν, τήν έπιθεώρησιν, τήν συντηρησιν, ,τας 
^οκιμας, τάς τεχνικάς καί λοιπάς απαιτήσεις αυτών, ισχυουν 
πέραν τών άναφερο μενών έν τΐρ παρόντι Κανονισμοί και τα 
καθοριζόμενα ύπό τών έκάστοτε έν ίσχύι' Εθνικών Ελληνι¬ 
κών Προδιαγραφών τοΰ Υπουργείου Βιομηχανίας. 

’Άρθρον 57. 

Πυράντλια. 

1. Έκαστον πυράντλιον θά εΐναι χρωματισμενον ερυθρόν 
θα αναγράφεται δέ επ’ αύτοϋ μονίμως καί ευδιακριτως η 

«ΠΐΡΚΑΤΆ». 

Εξαιρουμένων τών άνοικτοΰ τύπου Ο/Γ πλοίων, παντα 
ια επι τών λοιπών πλοίων ύπάρχοντα, κατ εφαρμογήν τοΰ 
'ήροντος Κανονισμού, πυράντλια δέν θά χρησιμοποιώνται 
ι α σκοπούς άλλους πλήν τής κατασβέσεως πυρκαϊάς. 

’Άρθρον 58. 

*^°νιμα συστήματα ραντισμοΰ ΰδατος υπο πιεσιν εντός τώ^ 
χώρων τοΰ μηχανοστασίου. 

,1· “Εκαστον μόνιμον σύστημα ραντισμοΰ, υδατος υπό 
* ι , εσ " θά εΐναι έφωδιασμένον δι’ αντλίας, συστήματος σωλη- 
νωσε ως, ρυθμιστικών βαλβίδων καί άκοοφυσίων ραντισμοΰ. 


άχρήσευσίς των. 

4. Τό σύστημα ραντισμοΰ ΰδατος θά τηρήται φορτισμένον 
εις τήν άπαιτουμένην πίεσιν καί ή τροφοδοτούσα δι’ ΰδατος 
τό σύστημα αντλία θά τίθεται αυτομάτως έν λειτουργία, έφ’ 
δσον ή έντός τοΰ συστήματος πίεσις ύποστή πτώσιν. 

5. Ή αντλία θά εΐναι ικανή νά τροφοδοτή ταύτοχρόνως 
δι’ ΰδατος ύπό τήν άπαιτουμένην πίεσιν, άπαντα τά τμήματα 
τοΰ συστήματος ραντισμοΰ ΰδατος έντός οΐουδήποτε ύπό 
προστασίαν διαμερίσματος. Ή αντλία, μετά τών χειριστηρίων 
ελέγχου αυτής, θά εΐναι εγκατεστημένη εκτός τών, ύπό προ¬ 
στασίαν, χώρων. Πυρκαϊά έκδηλουμένη έντός τών ύπό τοΰ 
συστήματος ραντισμοΰ ΰδατος προστατευομένων χώρων 
δέν θά δύναται νά θέση τό σύστημα τοΰτο έκτός λειτουργίας. 

6. Θά ύπάρχουν μέσα τά όποια θά προλαμβάνουν τήν 
έ'μφραξιν τών άκροφυσίων εξ άκαθαρσιών τοΰ ΰδατος ή έκ 
τής όξειδώσεως τών σωληνώσεων, άκροφυσίων, επιστο¬ 
μίων καί άντλιών. 

7. Τό σύστημα ραντισμοΰ ΰδατος θά περιλαμβάνη κι¬ 
νητούς ραντιστήρας ετοίμους πρός άμεσον χρήσιν είς ση- 
μεΐον περί τήν θέσιν άφής πυράς τοΰ λέβητος ή μηχανήματος 
καυσίμου πετρελαίου. 

8. Ούδέν τμήμα τοΰ συστήματος ραντισμοΰ ΰδατος επι¬ 
βατηγού πλοίου θά εΐναι τοποθετημένον πρώραθεν τοΰ πρω¬ 
ραίου στεγανού συγκρούσεως. 

9. Έπί έκάστου συστήματος ραντισμοΰ ΰδατος ή εις 
προσκειμένην θέσιν θά ύπάρχη άνηρτημένη πινακίς άνα- 
γράφουσα μονίμως καί εύδιακρίτως οδηγίας χειρισμού τοΰ 
συστήματος. 

Άρθρον 59. 

Μόνιμοι εγκαταστάσεις κατασβέσεως πυρκαϊάς δι’ 
άερίου ή άτμοΰ. 

1. Τό παρόν άρθρον άφορά είς τάς μονίμους έγκαταστά- 
σεις κατασβέσεως πυρκαϊάς δι’ άερίου ή άτμοΰ τάς έγκατε- 
στημένας κατ’ εφαρμογήν τοΰ παρόντος Κανονισμού. 

2. -(α) Αΐ σωληνώσεις διοχετεύσεως άερίου ή άτμοΰ πά- 

σης έγκαταστάσεως, προοριζομένης διά τήν Ιγχυσιν, άτ¬ 
μοΰ ή άερίου πρός κατάσβεσιν πυρκαϊάς έντός τών χώρων 
μηχανοστασίου ή φορτίου, θα εΐναι εφωδιασμενοι δι επι¬ 
στομίων ή κρουνών έλέγχου τοποθετημένων εις θέσεις ευ¬ 
κόλως προσιτάς καί μή άχρηστευομένας εύχερώς έν περι- 
πτώσει πυρκαϊάς. Τά έν λόγο) επιστόμια, καί οΐ κρουνοί 
ελέγχου θά σημαίνωνται μονίμως ώστε, νά^ύποδεικνύουν εό- 
διακρίτως τά διαμερίσματα πρός τά όποια οδηγούνται αί 
σωληνώσεις. Θά λαμβάνεται κατάλληλος πρόβλεψής, πρός 
παρεμπόδισιν διοχετεύσεως έξ άπροσεξίας άερίου η «τμοΰ 
είς οίονδήποτε άλλο διαμέρισμα. ν ( 

(β) 'Οσάκις χώροι φορτίου, έφωδιασμένοι διά συστή¬ 
ματος σβέσεως πυρκαϊάς δι’ άερίου ή άτμοΰ, χρησιμοποι¬ 
ούνται ώς χώροι έπιβατών, ή σύνδεσις τούτων μετά τοΰ 
άερίου ή τοΰ άτμοΰ θά άπομονοΰται κατά τόν χρόνον χρη- 
σιμοποιήσεώς των ύπό τών έπιβατών. 

3. -(α) 'Η σωλήνωσις θά έ'χη τοιαύτην διαταξιν ώστε να 
έξασφαλίζη άποτελεσματικήν διανομήν τοΰ πυροσβεστικού 
άερίου ή άτμοΰ. "Οταν χρησιμοποιήται άτμός εντός κυτών, 
τό μήκος τών οποίων υπερβαίνει τά 30 μέτρα, θα^εγκαοι- 
στανται δύο τουλάχιστον σωλήνες έκ τών όποιων ό εις εις 
τό πρωραΐον καί ό έτερος εις τό πρυμναϊον μέρος του κυ- 
του" Εξαιρέσει τών δεξαμενοπλοίων και τών χρησιμο¬ 
ποιημένων εις τήν μεταφοράν γαιανθράκων πλοίων, εις 
τά λοιπά πλοία οΐ σωλήνες διοχετεύσεως ατμού θα εΐναι 
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τοποθετημένοι, εις τρόπον ώστε αί έξαγωγαί αυτών έντός 
τοΰ χώρου, τον όποιον εξυπηρετούν, νά εύρίσκωνται παρα 
τό πρακτικώς δυνατόν χαμηλότερον καί πληρεσιέστερον 
προς την κεντρικήν γραμμήν τοΰ χώρου. 

(β) Εις τά δεξαμενόπλοια τό σύστημα σωληνώσεως θα 
εχη διάταξιν έπιτρέπουσαν τήν διανομήν τοΰ άτμοΰ η τοΰ 
άερίου κατασβέσεως πυρκαϊας άνωθεν ολοκλήρου της επι¬ 
φάνειας τοΰ φορτίου. 

4.- (α) Όσάκις έντός των χώρων φορτίου χρησιμο¬ 
ποιείται ώς μέσον κατασβέσεως διοξείδιον τοΰ άνθρακος, 
ή διαθέσιμος ποσότης άερίου θά είναι επαρκής ώστε νά δί- 
δη έλαχίστην ποσότητα έλευθέρου άερίου ΐσην προς τό 
30 % τοΰ όλικοϋ όγκου του μεγαλυτέρου έν τώ πλοίφ δια¬ 
μερίσματος φορτίου, τό όποιον θά δύναται νά άπομονωθή 
διά κλεισίματος. 

(β) Όσάκις έντός των χώρων μηχανοστασίου καί λεβη¬ 
τοστασίου χρησιμοποιείται, ώς μέσον κατασβέσεως, διο¬ 
ξείδιον τοΰ άνθρακος, ή ποσότης τοϋ διοχετευομένου άερίου 
θά είναι άπαρκής ώστε νά δίδη έλαχίστην ποσότητα έλευθέ¬ 
ρου άερίου ίσην πρός τήν μεγαλυτέραν μιας των κάτωθι ποσο¬ 
τήτων, εΐτε : 

(ι) Τό 40 % τοΰ όλικοΰ όγκου τοΰ μεγίστου των χώρων, 
εις τούς όποιους εύρίσκονται λέβητες ή μηχαναί (ό έν λόγφ 
όγκος θά μετρήται μέχρι τοΰ ύψους ε’ις τό όποιον ή οριζόν¬ 
τια έπιφάνεια τοϋ φωταγωγού είναι ϊση πρός τό 40 % ή 
όλιγώτερον τής ολικής έπιφανείας τοΰ έν λόγφ χώρου), εΐτε 
(ιι) Τό 35 % τοΰ όλικοΰ όγκου τοΰ μεγίστου των χώρων 
εις τούς οποίους εύρίσκονται λέβητες ή μηχαναί περιλαμ- 
βανομένου καί του φωταγωγοΰ. Προκειμένου κερί μή έπι- 
βατηγών πλοίων κάτω των 2.000 κόρων, τά, ώς άνω, πο¬ 
σοστά δύναται νά μειωθούν εις 35 % καί 30 % άντιστοίχως. 
Έφ’ όσον δύο ή περισσότεροι χώροι περιέχοντες λέβητας 
ή μηχανάς δεν είναι τελείως κεχωρισμένοι θά θεωρώνται 
ώς άποτελοϋντες εν διαμέρισμα. 

(γ) Όσάκις χρησιμοποιείται διοξείδιον τοΰ άνθρακος, 
ώς μέσον πυροσβέσεως χώρου περιέχοντος πετρελαιολέβη- 
τας ή έγκατάστασιν καυσίμου πετρελαίου, πλησίον της θέ- 
σεως πυράς τών λεβήτων ή μηχανήματος προπαρασκευής 
καύσεως πετρελαίου θά ύπάρχη διαθέσιμος ποσότης άερίου 
ή όποια θά δύναται νά διοχετεύεται διά καταλλήλου χειρι¬ 
σμού, άνευ κινδύνου τοΰ χειριστοΰ. 

(δ) Όσάκις χρησιμοποιείται, ώς διοξείδιον άνθρακος, 
μέσον πυροσβέσεως άμφοτέρων τών χώρων φορτίου καί τών 
περιεχόντων λέβητας ή μηχανάς, ή ποσότης τοΰ άερίου δεν 
είναι άναγκαΐον νά είναι μεγαλυτέρα τής άπαιτουμένης εΐτε 
διά τό μέγιστον διαμέρισμα φορτίου εΐτε διά τον χώρον τοΰ 
μηχανοστασίου. 

(ε) Ό όγκος τοΰ άερίόυ διά τούς σκοπούς τής παρούσης 
παραγράφου θά υπολογίζεται εις 9 κυβικούς πόδας άνά λίμ¬ 
πραν (η 0,56 κυβικά μέτρα άνά χιλιόγραμμον). 

(στ) Όσάκις χρησιμοποιείται διοξείδιον άνθρακος, ώς 
μέσον πυροσβεσεως δια τους χώρους τούς περιέχοντας λέβη¬ 
τας η μηχανάς τό σταθερόν σύστημα σωληνώσεων θά είναι 
τοιοΰτον ώστε το 85 °/ 0 τοΰ άπαιτουμένου, κατά τά έν έδα- 
φίω ,(β) τής παρούσης παραγράφου προβλεπόμενα άερίου, 
θά δύναται νά διοχετεύεται έν τοϊς χώροις τούτοις έντός δύο 
πρώτων λεπτών τής ώρας. 

^(ζ) Θα ,προβλεπεται ηχητικόν μέσον προειδοποιήσεως 
τών προσώπων των ευρισκομένων εις οίονδήποτε χώρον 
εργασίας περί της διοχετεύσεως διοξειδίου άνθρακος κατά 
τά έν έδαφίφ (γ) προλβεπόμενα έντός τοΰ, έν λόγφ χώρου. 

5γ Οσάκις σύστημα, παράγον άδρανές αέριον, χρησιμο¬ 
ποιείται εις μόνιμον έγκατάστασιν κατασβάσεως πυρκαϊας 
πα ρύχουσαν αέριον κατασβέσεως εις τούς χώρους φορτίου, 
τοΰτο θά είναι ικανόν πρός παραγωγήν ώριαίως όγκου έλευθέ¬ 
ρου αερίου ίσου πρός τό 25 % τοΰ όλικοΰ όγκου τοΰ οΰτω προ- 

στατευομένου μεγίστου διαμερίσματος καί διά περίοδον ' 12 

ώρών. 

6. Οσάκις^ χρησιμοποιείται άτμός ώς μέσον κατασβέ 
σεως εντός χώρων φορτίου, ό διατειθέμενος λέβης ή λέβητες 
πρός παροχην ατμοΰ θά έχη ικανότητα άτμοπαραγωγής του¬ 


λάχιστον 1 λίμπρας ατμοΰ άνά έυραν διά κάθε 12 κυβ. πό¬ 
δας (ή 1 χιλγ. άνά 0,75 κυβ. μέτρα) τοΰ όλικοΰ όγκου τοΰ 
μεγίστου διαμερίσματος φορτίου τοΰ πλοίου. 'Η, έν γίνει 
διάταξις θά είναι τοιαύτη θύστε νά έπιτρέπη όπως ό άτμός 
διατίθεται κατά τό δυνατόν άμέσως, χωρίς νά ' ξαρτάται 
τοΰτο έκ τής αφής τών πυρών τών λεβήτων καί νά χορηγη- 
ται συνεχώς μέχρι τέλους τοΰ ταξειδίου εις τήν ιαθοριζο- 
μένην ποσότητα, έπί πλέον τής άπαιτουμένης το ν.ύτης άά 
τάς κανονικάς άνάγκας τοΰ πλοίου, περιλαμβανο.ιένης κα[ 
τής προώσεως αύτοΰ. Πρός κάλυψιν τής άπαιτήαεως τοώ- 
της θά εχη προβλεφθή έφοδιασμός τοΰ πλοίου δια τοϋ έπί 
πλέον άναγκαιοΰντος τροφοδοτικού υδατος. 

7. Ουδέν τμήμα τής διατάξεως ελέγχου, έναποθηκεύσεως 
ή γεννήτριας μονίμου έγκαταστάσεως σβέσεως ντυρκαϊάς 
δι’ άερίου ή άτμοΰ, θά είναι τοποθετημένον πρώραθεν τοΰ 
πρωραίου στεγανού συγκρούσεως άπιβατηγοΰ πλοίου. 

8. Έπί έκάστης μονίμου έγκαταστάσεως σβέσεως πυρ- 
καϊάς δι’ άερίου ή εις θέσιν παρακειμένην ταύτης θά άναρ- 
τάται πινακίς άναγράψουσα μονίμως καί εύδιακρίτως οδη¬ 
γίας περί τής λειτουργίας της. 

"Αρθρον 60. 

| | Μόνιμοι έγκαταστάσεις σβέσεως πυρκαϊας δι’ άφροΰ. 

1. 'Εκάστη προβλεπομένη έκ τοΰ παρόντος Κανονισμού, 
μόνιμος έγκατάστασις σβέσεως πυρκαϊας δι’ άφροΰ θά είναι 
ικανή όπως έντός 5 τουλάχιστον πρώτων λεπτών τής ώρας 
διοχέτευση μέσφ μονίμων έξαγωγών διοχετεύσεως, ποσό¬ 
τητα άφροΰ έπαρκή πρός κάλυψιν μέχρι βάθους 6 δακτύλων 
(15 εκατοστών) τής μεγίστης ενιαίας έπιφανείας έπί τής 
οποίας δύναται νά διαχυθή καύσιμον πετρέλαιον. 'Η, έν λογω, 
έγκατάστασις θά δύναται νά παράγη άφρόν κατάλληλον πρός 
σβέσιν πυρκαϊών πετρελαίου. Έκ παραλλήλου θά προβλε- 
πωνται μέσα τόσον πρός άποτελεσματικόν διασκορπισμόν 
τοΰ άφροΰ διά μονίμου συστήματος σωληνώσεων και επι¬ 
στομίων ή κρουνών έλέγχου εις τάς έξαγωγάς διοχετεύσεως, 
όσον καί πρός τον σκοπόν όπως ό άφρός κατευθυνε :χι απο¬ 
τελεσματικούς διά μονίμων διασκορπιστήρων έπι ά/ '.ων κυ¬ 
ρίων κινδύνων (εστιών) έκ πυρκαϊας πετρελαίου εντός του 
προστατευομένου χώρου εΐτε ταύτοχρόνως, εΐτε κεχωρι- 
σμένως. 'Η, έν λόγφ, έγκατάστασις θά περιλαμβκνη^κΜ 
κινητούς διασκορπιστηρας ετοίμους πρός άμεσον χρησιν 
παρά τήν θέσιν άφής πυράς τοΰ λέβητος ή τοΰ μηχανήματος 
καυσίμου πετρελαίου. 

2. Έκάστη μόνιμος έγκατάστασις σβέσεως πυρκαϊας 

δι’ άφροΰ, τοποθετουμένη έπί δεξαμενοπλοίων, αντί της 
άπαιτουμένης, ύπό τοΰ παρόντος Κανονισμοΰ, δια τους χώ¬ 
ρους τοϋ φορτίου πετρελαίου μονίμου έγκαταστάσεως σβέ¬ 
σεως πυρκαϊας δι' άερίου, θά είναι ικανή όπως, μεσφ μονί¬ 
μων άγωγών διοχετεύσεως, διασκορπίζη έπί τών καταστρω¬ 
μάτων άνωθεν τών δεξαμενών φορτίου πετρελαίου εντός 
15 τουλάχιστον πρώτων λεπτών τής ώρας, ποσότητα 
έπαρκή πρός κάλυψιν μέχρις ύψους 2 τουλάχιστον~§ακτυ 
λων (ή 5 εκατοστών) τό σύνολον τής έπιφανείας,τοΰ κατα 
στρώματος τών δεξαμενών. Ή, έν λόγφ, έγκαταστασις . ^ 
δύναται νά παράγη άφρόν κατάλληλον πρός σβέσιν πυρκοαων 
πετρελαίου. Έκ παραλλήλου θά προβλέπωνται μέσα προς 
άποτελεσματικόν διασκορπισμόν τοΰ άφροΰ διά ,μονίμου 
συστήματος σωληνώσεως. Θά υπάρχουν ώσαύτως έπαρκεις 
κινητοί διασκορπιστήρες άφροΰ δυνάμενοι να συνοεωνι* 
μετά τής έγκαταστάσεως. Διά τών διασκορπιστήρων τον^ 
των ό άφρός θά δύναται νά κατευθύνεται πρός οιανοήτα» 
δεξαμενήν. , 

(Διά τών έν τη παρούση παραγράφφ λέξεων : « , 1 %ι 
νεια καταστρώματος δεξαμενής» νοείται επιφάνεια ισ° ; 
ναμος πρός τό άκρότατον μήκος τών δεξαμενών φορτίο 
πολλαπλασιαζόμενον έπί τό πλάτος τοΰ πλοίου). . 

3. 'Η διάταξις έκάστης μονίμου έγκαταστασεωζ 
σεως πυρκαϊας δι’ άφροΰ θά είναι τοιαύτη ώστε να αποκ ε 
ται περίπτωσις διακοπής τής λειτουργίας της ή να κατασ 
τά χειριστήρια έλέγχου της άπρόσιπα συνεπείς ^ υ Ρζ 
έντός τίνος τών χώρων οί όποιοι προστατεύονται Λαρ 
τής. 
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4. Έπι εκαστης μονίμου εγκαταστασεως σβεσεως πυρ- 
καϊας δι’ άφρού ή εις θέσιν παρακειμένην ταύτης θά άναρ- 
τϊται πινακίς άναγράφουσα μονίμως καί ευδιάκριτος οδη¬ 
γία; περί της λειτουργίας της. . 

’ΆρΘρον 61. 

Συστήματα άνιχνεύσεως καί αναγγελίας πυρκαϊάς. 

1. "Εκαστον, υπό του παρόντος Κανονισμού, προβλεπό- 
μενον σύστημα ελέγχου πυρκα'ϊάς.θά είναι ικανόν, όπως κατα- 
δεικνύΐ' αυτομάτως την παρουσίαν ή έ'νδειξιν πυρκαϊάς κα¬ 
θώς καί την θέσιν αυτής. Οί ένδεΐκται θά είναι συγκεντρω¬ 
μένοι είτε εις την γέφυραν του πλοίου είτε εις ετέρους στα¬ 
θμούς ελέγχου οί όποιοι επικοινωνούν άπ’ ευθείας μέ την 
γέφυραν. Ή Ε.Ε.Π. δύναται νά έπιτρέπη την κατανομήν 
ιών ένδεικτών εις περισσοτέρους σταθμούς έφ’ όσον πεισθή 
δα έκ τοιαύτης διατάξεως οί ένδεΐκται θά παρέχουν έξ ίσου 
ίχανοποιητικά αποτελέσματα, ώς έάν εΐχον συγκεντρωθή 
κζτά τ’ ανωτέρω. 

2. Ό έπί των έπιβατηγών πλοίων χρησιμοποιούμενος 
κ« ύπό τοϋ παρόντος Κανονισμού προβλεπόμενος ηλεκτρι¬ 
κή εξοπλισμός διά τήν λειτουργίαν συστήματος άνακαλύψεως 
πιρκαϊάς θά τροφοδοτήται έκ δύο πηγών ηλεκτρικής ισχύος, 
ή μία των οποίων θά είναι ή ηλεκτρική .πηγή κινδύνου ή 
άταιτουμένη έκ του Κανονισμού 25 τοϋ Κεφαλαίου II Δ.Σ. 
ΠΑ.ΖΕΘ. 

1. 1 ό σύστημα ένδείξεων παντός συστήματος έλέγχου 
πυρκαϊάς θά θέτη εις λειτουργίαν τόσον τούς ηχητικούς όσον 
καί τούς ορατούς άναγγελτήρας συναγερμού των έν παρα- 
γροφω 1 τού παρόντος άρθρου σταθμών. 

’ΆρΟρον 62. 

Έξάρτησις πυροσβέστου. 

1· Έκαστη έξάρτησις πυροσβέστου θ’ άποτελήται από : 

(α Ατομικόν έξοπλισμόν περιλαμβάνοντα : 

(1, Προστατευτικήν ένδυμασίαν έξ υλικού προστατεύον- 
τ°ς τ*|ν έπιδερμίδα έκ τής ακτινοβολούμενης θερμότητος, 
εκ τοΰπυρός καί έξ έγκαυμάτων καί προσβολών τού ατμού. 
Η έξοτερική έπιφάνεια δέον νά είναι άνθεκτική εις τό ύδωρ, 

(ίΐ) ’Άρβυλα καί χειρόκτια έξ έλαστικοΰ ή έτέρου, άπο- 
κλειον-ος κινδύνους ηλεκτροπληξίας, υλικού, 

(ιιι)Έν μόνιμον κράνος παρέχον έπαρκή προστασίαν 
κατα τον προσκρούσεων, 

) ( ι ν)Μίαν φορητήν λυχνίαν ασφαλείας λειτουργούσαν 
«ποδοτικώς καί αύτονόμως διά περιεχομένου έν αότή ήλεκ- 
τρικοΰ συσσωρευτοΰ έπί τρεις τουλάχιστον ώρας, καί 

( ν ) Εναν πέλεκυν πυροσβέστου. 

(β) Αναπνευστικήν συσκευήν πληρούσαν τάς άπαιτή- 
5ει ? τα καθοριζομένας εις τό Παράρτημα 4. 

Ερ’ όσον διατίθενται περισσότεραι τής μιας έξαρτή- 
σ εΐς, αται θά τηρώνται έτοιμοι προς χρήσιν εις εύχερώς 
προσιτές καί άπομεμακρυσμένας άλλήλων θέσεις, αί όποΐαι 
° εν Οάδύνανται ν’ απομονωθούν έν περιπτώσει πυρκαϊάς. 

’ΆρΘρον 63. 

^ εσ ® .ρατήσεως τών μηχανών, κλείσιμον τών σωληνώσεων 
άναρροφήσεως πετρελαίου καί μέσα 
κλεισίματος τών ανοιγμάτων. 

Εκαστον πλοΐον, έφ’ οδ έφαρμόζεται ό παρών Κα- 
ήονισμός, θα είναι έφωδιασμένον διά μέσων κρατήσεως τών 
®ερι·τηρων αερισμού τών χώρων μηχανοστασίου, ένδιαι- 
γ" ε *ζ κ«ί φορτίου. Διά τούς χώρους μηχανοστασίου καί 
|“Ρ'όυ^ θά προβλέπωνται μέσα κλεισίματος άπασών τών 
α ?ωτιδων, θυρών, έξαεριστήρων, τών δακτυλοειδών χω- 
ν π€ ριξ των καπνοδόχων καί τών λοιπών ανοιγμάτων 


τών χώρων ^τούτων. Ό χειρισμός τών, έν λόγω, μέσων θά 
είναι δυνατός έκτος τών είρημένων χώρων, έκ θέσεων αί 
οποΐαι δέν θά δύνανται νά καταστούν απρόσιτοι συνεπεία 
πυρκαϊάς έντός τών χώρων τούτων. 

2. (ι) Τά μηχανήματα ανεμιστήρων καταθλίψεως- καί 
απορροφήσεως, αί άντλίαι μεταγγίσεως καυσίμου πετρε¬ 
λαίου, αί πετρελαιαντλίαι τού συστήματος καυσίμου πετρε¬ 
λαίου καί αί λοιπαί παρόμοιαι πετρελαιαντλίαι καυσίμου 
θά έφοδιάζωνται διά μέσων χειρισμού έξ άποστάσεως, κει¬ 
μένων έκτος τών χώρων έντός τών οποίων είναι τοποθετη¬ 
μένα, τά, ώς άνω, μηχανήματα ή αί άντλίαι, 

(ιι) Τά έν λόγω μέσα χειρισμού θά είναι ικανά όπως 
κρατούν τά, ώς άνω, μηχανήματα ή τάς αντλίας έν περι- 
πτωσει πυρκαϊάς έντός τών είρημένων χώρων. 

3. Έκάστη σωλήνωσις συνδεδεμένη μέ πετρελαιοδεξα- 
μενήν άποθηκεύσεως καυσίμου ή κατακαθίσεως ή έτέραν 
υπηρετικήν πετρελαιοδεξαμενήν καθημερινής χρήσεως, πλήν 
τών διπυθμένων, ήτις θά έπέτρεπεν, έν περιπτώσει βλάβης, 
τήν διαρροήν τού περιεχομένου της κατά τρόπον δυνάμενον 
νά προκαλέση κίνδυνον πυρκαϊάς, θά είναι έφωδιασμένη 
δι έπιστομίου ή κρουνού στερεουμένου έπί της δεξαμενής 
μετά τής οποίας ή σωλήνωσις είναι συνδεδεμένη καί δυνα- 
μένου νά κλείεται έξ εύχερώς προσιτής θέσεως κειμένης 
έκτος τού χώρου εις τον όποιον εύρίσκεται ή δεξαμενή. Έπί 
υπαρχόντων πλοίων οσάκις, τυγχάνει ιδιαιτέρως δυσχερής 
ή έγκατάστασις συστήματος χειρισμού τών έπιστομίων 
πετρελαίου έκ σημείων έκτος τού χώρου έγκαταστάσεώς 
των, δύναται κατά τήν κρίσιν τής Ε.Ε.Π. άντί τού συστή¬ 
ματος τούτου νά χρησιμοποιούνται βαλβίδες ταχείας ένερ- 
γείας (φΈΟΚ ΟΕΟδΙΝΟ νΑΚΥΕδ) δυνάμεναι νάχειρί- 
ζωνται έκ σημείων κειμένων πλησίον τών έξόδων τού χώ¬ 
ρου έγκαταστάσεώς των. 

Άρθρον 64. 

Σχεδιαγράμματα έλέγχου πυρκαϊάς. 

1. Έπί έκάστου πλοίου Κατηγορίας I καί II ώς καί Κα¬ 
τηγορίας III, μήκους 33 μέτρων καί άνω, θά υπάρχουν μο¬ 
νίμως έκτεθειμένα διά τήν καθοδήγησιν τού Πλοιάρχου καί 
γων Αξιωματικών τού πλοίου σχεδιαγράμματα γενικής 
διατάξεως δεικνύοντα ευδιάκριτος, δι’ έκαστον κατάστρωμα, 
τήν θέσιν τών σταθμών έλέγχου, περιπολίας, τάς ζώνας 
τού πλοίου αί όποΐαι είναι περικεκλεισμέναι μεταξύ πυριμά¬ 
χων διαφραγμάτων έπιβραδυντικών τής μεταδόσεως πυρ- 
καϊάς, καθώς καί τάς λεπτομέρειας τών άγγελτήρων πυρ- 
καϊάς, τών συστημάτων έλέγχου πυρκαϊάς, τών εγκαταστά¬ 
σεων αυτομάτου ραντισμοΰ (8ΡΚΙΝΚΕΕΚ5), τών μονίμων 
καί φορητών συσκευών κατασβέσεως πυρκαϊάς καί έξαρτή- 
σεως πυροσβεστών, τών μέσων προσβάσεως προς τά διά¬ 
φορα διαμερίσματα καί καταστρώματα τού πλοίου, τού 
συστήματος έξαερισμοΰ, περιλαμβανομένων καί τών λεπτο¬ 
μερειών έπί τών κυρίων χειριστηρίων τών ανεμιστήρων, τών 
θέσεων άεροφρακτών, (μετά τών χαρακτηριστικών αριθμών) 
τών έξυπηρετουσών έκάστην ζώνην τού πλοίου, τών ανε¬ 
μιστήρων έξαερισμοΰ, τής θέσεως τού συνδέσμου διεθνούς 
τύπου συνδέσεως μετά τής ξηράς ώς καί τής θέσεως απάν¬ 
των τών μέσων έλέγχου τών άναψερομένων εις τό άρθρον 63. 

2. Έπί πλοίων 500 κόρων καί άνω πλήν τών τοιούτων 
Κατηγοριών I καί II ή Κατηγορίας III, μήκους 33 μέτρων 
καί άνω, θά υπάρχουν μονίμως έκτεθειμένα διά τήν καθο- 
δήγησιν τού Πλοιάρχου, καί τών Αξιωματικών τού πλοίου, 
σχεδιαγράμματα γενικής διατάξεως παρέχοντα ευδιάκριτος 
τάς πληροφορίας τής προηγουμένης παραγράφου έφ’ όσον 
αύται άναφέρονται έπί εγκαταστάσεων κ.λ.π. έφαρμοζο- 
μένων διά τά πλοία ταΰτα. 

3. Τά σχεδιαγράμματα γενικής διατάξεως θά τηρώνται 
πάντοτε ένημερωμένα, αί δέ τυχόν μεταβαλαί θά καταχω- 
ρώνται εις ταΰτα άνευ καθυστερήσεως. 
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’Άρθρον 65. 
Ισοδύναμα. 


Άρθραν 68. 
Κυρώσεις. 


"Οπου ό παρών Κανονισμός ορίζει οτι συγκεκριμένον 
έξάρτημα, υλικόν μέσον, συσκευή, ή τύπος αυτών δέον νά 
έγκατασταθή ή νά φερέται εις πλοϊον τι ή μέτρον νά λαμβά- 
νεται, δύναται νά έπιτραπή κατόπιν άποφάσεως τοϋ 'Υ¬ 
πουργού μετά είσήγησιν της Ε.Ε.Π. όπως έτερον έξάρτημα, 
υλικόν μέσον ή συσκευή ή τύπος αυτών έγκατασταθή ή φέ¬ 
ρεται ή έτερον ειδικόν μέτρον νά λαμβάνεται, έφ’ οσον δια- 
πιστωθή διά δοκιμής αύτών δτι τά έτερα ταΰτα εξαρτήματα, 
υλικά μέσα, συσκευαί ή τύπος αυτών ή μέτρα, είναι έξ ΐσου 
τούλάχιστον άποτελεσματικά οσον καί τά ύπό του παρόντος 
Κανονισμού οριζόμενα. 

’Άρθρον 66. 

Έτοιμότης των συσκευών καταπολεμήσεως πυρκαϊας καί 
τήρησις των όρων τής έπιθεωρήσεως. 

ί. Αί, κατ’ εφαρμογήν τοΰ παρόντος Κανονισμού, φερό- 
μεναι έπί τοΰ πλοίου συσκευαί καταπολεμήσεως πυρκαϊας 
θά διατηρώνται εις καλήν κατάστασιν καί θά είναι διαθέ¬ 
σιμοι προς άμεσον χρήσιν καθ’ άπαντα χρόνον. Άπασαι αί 
κινηταί τοιαΰται συσκευαί, πλήν τών εξαρτήσεων πυροσβε¬ 
στών, θά τοποθετώνται εις θέσεις, έξ ών θά είναι εύχερώς 
προσιταί από τούς χώρους εις τούς όποιους προορίζονται 
προς λρήσιν. Ιδιαιτέρως ό εις έκ τών φορητών πυροσβεστή¬ 
ρων, θά τοποθετήται πλησίον τής εισόδου τοΰ χώρου εις 
τον όποιον προορίζεται προς χρήσιν. 

2. Έφ’ όσον έξάρτημα τί ή συσκευή διά τήν καταπολέ¬ 
μησή τής πυρκαϊας εύρίσκεται έπί τοϋ πλοίου καίτοι δεν 
προβλέπεται ύπό τοΰ παρόντος Κανονισμού ή έκ τών προ- 
βλεπομένων εύρίσκονται έπί τοΰ πλοίου περισσότερα είς 
αριθμόν, ταΰτα θά διατηρώνται είς καλήν κατάστασιν ως τά 
οίπα,ι το υμένα καί θά είναι διαθέσιμα προς άμεσον χρήσιν 
καθ’ άπαντα χρόνον. 

, 3. Μετά τήν συμπλήρωσιν τής Έπιθεωρήσεως ύπό τής 
αρμοδίας Αρχής ή τών κατ’ έξουσιοδότησιν ταύτης ένερ- 
γούντων ούδεμία μεταβολή επιτρέπεται έπί τών εξαρτημά¬ 
των διατάξεων ή συσκευών έφ’ ών έγένετο ή έπιθεώρησις, δι’ 
οίανδήποτε αιτίαν άνευ έγκρίσεως τής Ε.Ε.Π. 

ΜΕΡΟΣ V. 

Ακροτελεύτιοι διατάξεις. 


Άρθρον 67. 

Εφαρμογή Κανονισμού. 

« }· «'°, πα Ρ“ ν Κλονισμός έφαρμόζεται είς άπαντα τά 
υπο Ελληνικήν σημαίαν πλοία. 

2. Δύναται έπίσης νά έφαρμόζηται καί είς πλοία ύπό 
ξενας σημαίας ευρισκόμενα είς Ελληνικούς λιμένας πλάν 

ΤΓ^“ λε ° ντ Τ λ< ? γ “ δυσ μ ενών καιρικών συνθηκών ή 
εξ άλλων λόγων ανωτέρας βίας έφ’ όσον δέν παραλαμβάνουν 
επιβατας η εμπορεύματα η δέν προσλαμβάνουν πλήρωμα. 

3 1 Αρμόδιοι διά τήν εφαρμογήν τοΰ παρόντος Κονον<- 
σμου είναι η Ε.Ε.Π., οι εξουσιοδοτημένοι Όργανισμοί αί 
Λιμενικαι και αι Ελληνικαί Προξενικαί Άρχαί. 


Οί παραβάται τοΰ παρόντος Κανονισμού ύπόκ. ινται είς 
τάς ύπό τοΰ άρθρου 45 τοΰ Ν.Δ. 187/73, περί Κωδικός 
Δημοσίου Ναυτικοΰ Δικαίου», προβλεπομένας . -υρώσεις 

Είς τον αυτόν έπί τής Εμπορικής Ναυτιλίας ' πουργόν 
άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοΰ παρόντος 

Έν Άθήναις τή 17 Φεβρουάριου 1976 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΑΛΕΞΑΜΔΡ03Ε ΠΑΙΪΑΔΟΓΓ:)Ν<4£ 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. 

(Άρθρα 11, 34 καί 55 τοΰ Κανονισμού.) 

Σύνδεσμος διεθνοΰς τύπου συνδέσεως μετά τής ξηράς.1 

1. 'Ο, ύπό τοΰ παρόντος Κανονισμού, προβλεπόμενος σύν¬ 
δεσμος διεθνοΰς τύπου συνδέσεως μετά τής ξηράς θά πληροί 
τας κατωτέρω προδιαγραφάς καί θά είναι σύμφωνος πρόςι το 
εν τελεί τοΰ παρόντος παρατιθέμενον σκαρίφημα ; 

Εξωτερική διάμετρος : 7 δάκτυλοι (ή 178 χιλιοστά). 

Εσωτερική διάμετρος : 2 1 / 2 δάκτυλοι (ή 64 χιλστ/). 

Διάμετρος κύκλου κοχλιών : 5 Χ / 4 δάκτυλοι (ή ί.3| χι- 
λιοστ.). 

Οπαι: 4 όπαί 3 / 4 διαμέτρου δακτύλου (ή 19 χίλιοι,τ.) ίσα- 
πεχουσαι, συνεχιζόμεναι δι’ εγκοπής 19 χιλιοστ. -ήίτους 
μέχρι τής περιφερείας τοΰ περιαυχενίου. 

Πάχος περιαυχενίου: 9/16 δάκτυλοι (ή 14,5 χ ψοστ.) 
κατ’ ελάχιστον. 

Κοχλίαι :4 έκαστος διαμέτρου 5/8 δακτύλου (ή 16 ψλιοοτ. 
καί μήκους 2 δακτύλ. ή 50 χιλ.). 

Επιφάνεια περιαυχενίου : Επίπεδος. . 

Υλικόν : Οίονδήποτε κατάλληλον διά πίεσιν λειίουργιαζ 
150 λιμπρών άνά τετρ. δάκτυλον (ή 10,5 χιλιογρ. τετρ. έκ.) 

Παρέμβυσμα : Οίονδήποτε κατάλληλον διά πίεσιν λει¬ 
τουργίας 150 λιμπρών άνά τετρ. δάκτυλον (10,5 χιλιογρ· 
τετρ. έκατ.). 

2. Ο σύνδεσμος θά κατασκευάζεται έξ ύλικοΰ καίαλληλου 
δια πιεσιν λειτουργίας 150 λιμπρών άνά τετρ. δάητυλον (ή 
10,5 χιλιογρ. τετρ. εκατοστά). 

Το περιαυχένιον θά έχη έπιφάνειαν επίπεδον έπί της μ ια< = 
πλευράς και επί τής άλλης πλευράς θά Ιχη μονίμωι στερεω 
μενον επ αύτής σύνδεσμον οστις θέ έφαρμόζη έπί τών λή¬ 
ψεων πυρκαϊας ή έπί τών ευκάμπτων σωλήνων τεϋ πλοίο». 

Ο σύνδεσμος θά φυλάσσεται έπί τοΰ πλοίου μεθ’ έν<ς παρεμ¬ 
βύσματος καταλλήλου διά πίεσιν λειτουργίας 150 λιμπρι»^ 
ανα τετρ. δάκτυλον (ή 10,5 χιλιογρ. άνά τετρ. ικατοστ·) 
καθώς και τεσσάρων κολχιών διαμέτρου 5/8 δακτιλου η 
χιλιοστομέτρων μήκους 2 δακτύλων (ή 50 χιλιοστ<φετρ ων ' 
και οκτώ παρακύκλων. I 
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τύπου Συνϊέοεως μετά τής ςηράς ■ Τμήμα πλοία 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 

(’Άρθρον 56 (1) τοΰ Κανονισμού) 

Μ ή φορητοί πυροσβεστήρες άφροϋ. 

ϊ Έκαστος προβλεπόμενος. ύττό τον παρόντος Κανονι- 
'■■■ πυροσβεστήρ άφροΰ ττΛ'ήν των φορητών πυροσβέστη¬ 
ν Οά είναι σχεδίου καί κατασκευής επιτρεπούσης την επι- 
•-.-ησιν τοΰ έσωτερικου του. ^ Κ , 

-■ Το σώμα τοΰ ττυροσβεστήρος θά είναι κυλινδρικόν με 
μ . τα όποια θά έχουν κοιλανβή έςωτερικώς. I ο σώμα και 
άκρα θά είναι κατασκευασμένα εκ φύλλων χάλυβος. ο 
νιος θά είναι έσωτερικως εττιυευδαργυρωμενος η Οά 
ϊ'εται έσωτερικώς έτέρα προστασία αύτοϋ κατά της οςει- 
'τεως. Παν έτερον τμήμα τοΰ ττυροσβεστήρος οπού α.,αι 
•ται, θά προφυλλάσσεται κατά τής διαβρωσεως. ^ 

Τό σώμα τοΰ ττυροσβεστήρος Οά είναι συγκολλητον η 
τρωτόν. "Απασαι αί καρφωταί ενώσεις Οά είναι συγκ*- 
■'/.ημέναι διά μεταλλικής κολλήσεως. 


έτεοον καταλλήλου υ/.ικου. 

5 Έο’ όσον ό πυοοσβεστήρ είναι εφοδιασμένος *ι **» 
τεεικον δοχείου τούτο θά φέρη κατάλληλα ^στηρίγματα 


δευτερολέπτων, προκειμενου 


πεοί πυροσβεστήρος 
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κότητος 30 γαλλονίων καί άνω ή εις άπόστασιν 10 μέτρων 
επί. χρόνον τουλάχιστον 90 δευτερολέπτων προκεψ.ένου 
περί πυροσβεστηρος περιεκτικότητος κατωτέρας των 30 
γαλλονίων. 

7. Η γόμωσις καί ό χώρος άέρος άνωθεν της επιφάνειας 
διαλύματος έντός του σώματος θά έχουν κανονισθή εις τρόπον 
ώστε η μεγίστη πίεσις έντός του πυροσβεστηρος, όταν οδτος 
τίθεται εις λειτουργίαν μέ άπάσας τάς έξαγωγάς του κλειστάς 
δέν θα ύπερβαίνη τάς 280 λίμπρας άνά τετρ. δάκτυλον, τό δέ 
διάλυμα θά τέλη υπό θερμοκρασίαν 100 βαθμών Ρ. 

8. Ο πυροσβεστηρ θά είναι ικανός νά άντέχη διά περίοδον 
5 πρωτων λεπτών της ώρας εις εσωτερικήν πίεσιν ϊσην κατά 
μιαν και ήμισειαν φοράν προς τήν πίεσιν, ήτις αναπτύσσεται 
έντός αότοϋ, όταν τεθή έν λειτουργία μέ άπάσας τάς έξαγωγάς 
του κλειστάς, ήτις όμως εις ούδεμίαν περίπτωσιν θά είναι 
κατώτερα των 350 λιμπρών. 

~9. Εις τό έξωτερικόν του πυροσβεστηρος θά έχουν σημαν- 
θή μονίμως καί εύδιακρίτως τά ακόλουθα : 

(α) Τό όνομα τοϋ κατασκευαστοϋ του πυροσβεστηρος. 

(β) Η περιεκτικότης τοϋ πυροσβεστηρος. 

(γ) Η επιφάνεια του διαλύματος, όταν ό πυροσβεστηρ 
είναι πληρωμένος διά της άπαιτουμένης προς εργασίαν πο- 
σότητος. 

(^) , ^ πιεσις υπο την οποίαν εδοκιμασθη ό πυροσβεστηρ 
(ε) Οδηγιαι δια την λειτουργίαν τοϋ πυροσβεστηρος. 
(στ) Τό έτος κατασκευής τοϋ πυροσβεστηρος. 

10. Εις ο,τι αφόρα τα είδη, τήν κατασκευήν, τήν έπιθεώ- 
ρησιν, την συντηρησιν, τας δοκιμάς των πυροσβεστήρων, τάς 
τεχνικας καί λοιπάς άπαιτήσεις αυτών, ισχύουν, πέραν των 
αναφερομένων έν τώ παρόντι Κανονισμώ καί τά καθοριζόμενα 
υπο των έκάστοτε έν ίσχύι Εθνικών Ελληνικών Προδια¬ 
γραφών τοϋ Υπουργείου Βιομηχανίας. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. 

( Αρθρον 56 τοϋ Κανονισμού) 

Μή φορητοί πυροσβεστήρες διοξειδίου άνθρακος. 

Ρ π Ρ°βλεπομενος ύπό τοϋ παρόντος Κανονισμοΰ πυ- 
ροσβυστηρ διοξειδίου άνθρακος, πλήν τών φορητών πυρο¬ 
σβεστήρων, θά είναι εφωδιασμένος διά κυλίνδρων έγκεκοι- 
μενού τυπου. ' ρ 

λ Εκαστος κύλινδρος θά φέρη έσωτερικόν σωλήνα έκ- 
βολης ως και βαλβίδα άπελευθερώσεως τοϋ αερίου. 

, πυ Ρ°οβεστήρ θά φέρη εύκαμπτον σωλήνα εκβολής 

ενισχυμενον^ ώστε ν’ άντέχη εις πίεσιν τουλάχιστον 1800 
λιμπρών ανα τετρ. δάκτυλον όταν προσαρμοσθοΰν είς τούτον 
οι, κατάλληλοι σύνδεσμοι. 'Η έσωτερική διάμετρος τοϋ εύ¬ 
καμπτου σωλήνος έκκενώσεως δέν θά είναι μικροτέρα τών 
παρατιθέμενων , αντιστοίχους μεγεθών του κάτωθι πίνακος. 
Περιεκτικότης Ελάχιστης έσωτερ. διαμέτρ. 

πυροσβεστηρος ευκάμπτου σωλήνος έκκενώσεως 

35 λίμπρες 3/8 δάκτυλ. 

100 λίμπρες 1/2 δάκτυλ. 

Ο εύκαμπτος σωλήν έκκενώσεως θά φέρη κέρας έκ μονω¬ 
τικού του ηλεκτρικού υλικοΰ καί τύπου δυναμένου νά μειώνη 
τήν ταχύτητα του εκβαλλομένου άερίου. Τό μεταλλικόν τμήμα 

υ,ένοΓδ ί, ' στηΡ >° υ ~ λε Γ'° υΡ ν γίας θά δϊναΐ καταλλ ήλως έπενδεΧ- 
μενον^δια χαλκού δια τήν προστασίαν τών χειρών τοϋ γει- 

ριστου από τό υπερβολικόν ψΰχος. λ Ρ Χ 

60ορ θε Ρμ° κ Ρ«σίαν μεταξύ 

κ , αι 65 Ρ ( 18 °°) ^ έκβάλη αέριον είς τοιοΰτον 
ρυθμόν ώστε να εκβάλλεται διοξείδιον άνθρακος ίσον είς βά¬ 
ρος πρός τα 3/4 της περιεκτικότητος τοϋ δογείου κατά -άσ 
παρατιθεμενας άντιστοίχως περ.,όδους τοϋ κάτωθι πίνακος 
Περιεκτικότης πυροσβεστηρος Περίοόος 

λ λλ 30-45 δευτερόλεπτα 

100 λίμπρες 60-90 8ευτε Ρ ό λεπτα 

5. Εις ο,τι άφορα τά είδη, τήν κατασκευήν, τήν έπιθεώ 




ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. 

ΟΆρθρσν 62 τοϋ Κανονισμού) 

1. Άναπνευστικαί συσκευαί. 

α) Έκάστη προβλεπομένη έκ τοϋ παρόντος Κανονισμοί 
αναπνευστική συσκευή θά είναι είτε : 

( (0 Κράνος καιτνοΰ ή προσωπίς καπνοΰ έκάστη τών οποίων 
θά είναι έφωδιασμένη μετ’ αεραντλίας καί εύκάμπτου άερο- 
σωλήνος : 1 

(ιι) Αυτόνομος αναπνευστική συσκευή. 

(β) Ή συμφώνως πρός τό άρθρον 62 τοϋ Κανονισμού, α¬ 
ναπνευστική συσκευή (έφ’ όσον είναι τοϋ τύπου ( Κράνους 
καπνοΰ ή προσωπίδος καπνοΰ») καί τό μήκος τοΰ ευκάμπτου 
πρός παροχήν άέρος σωλήνος έκ τοΰ άνοικτοΰ καταστρώματος 
καί είς αρκετήν άπόστασιν από τοΰ στομίου κύτους ή θύρας 
μ.εχρις οιουδηποτε σημείου των κυτών φορτίου ή τών χώρων 
μηχανών, υπερβαίνει τά 36 μέτρα (120) πόδας θά αντικαθί¬ 
σταται διά μιας αυτονόμου αναπνευστικής συσκευής ή θά 
εφοδιάζεται δια ταυτης συμπληρωματικούς κατά τήν κρίσιν 
τής Ε.Ε.Π. 

2. Κράνος καπνοΰ ή προσωπίς καπνοΰ : 

Εκαστον, υπο τοΰ παρόντος Κανονισμοΰ, προβλεπόμενον 
κράνος, καπνοΰ θα φέρη εύκαμπτον σωλήνα διά τήν παροχήν 
αε Ρ°ζ εκ "τήζ εξωτερικής ατμόσφαιρας, ώς καί αεραντλίαν ή 
φυσητήρα κατάλληλον πρός κατάθλιψιν άέρος μέσω τοϋ εύ¬ 
καμπτου σωλήνος. Ό εύκαμπτος σωλήν θά είναι τύπου έπι- 
τρεποντος την ελευθέραν δίοδον τοΰ άέρος, καί μήκους έπαρ- 
κοΰς επιτρεποντος όπως ή αεραντλία ή ό φυσητήρ εύρίσκωνται 
επι τοΰ άνοικτοΰ καταστρώματος είς τον καθαρόν άέρα καί 
αρκούντως μακράν οίουδήποτε στομίου κύτους ή θύρας κατά 
• τον χρονον καθ’ δν ό φέρων τό κράνος ή τήν προσωπίδα εό- 
ρισκεται εις οίονδήποτε τμήμα τών χώρων ενδιαιτήσεως ή 
χώρου υπηρετικού φορτίου ή μηχανών. 

Εφ οσον διά τήν κάλυψιν τής άποστάσεως μέχρι τών, 
ω 5 αν< Α χώρων απαιτείται ή ενωσις δύο ή περισσοτέρου μη¬ 
κών ευκάμπτου σωλήνος, θά υπάρχουν διά τήν έκτέλεσιν 
ενωσεων σύνδεσαοι έν καλλ ■νΓί'τηπτήπ *.]. 'Η ^ίσανωτ/ι 


, , · -γλ - - ' η , 

των ενωσεων σύνδεσμοι εν καλή καταστάσει. 'Η εισαγωγή 
αερος προς την αντλίαν ή τον φυσητήρα θά προστατεύηται 
κατα τροπον εξασφαλίζοντα ότι δέν θά φράσσεται ή τροφοδο- 
τησις τοΰ άέρος. 

3. Αυτόνομος άναπνευστική συσκευή : 

5 ®) Εκαστη, ύπό τοΰ παρόντος Κανονισμοΰ, προβλεπομενη 
αυτονομος αναπνευστική συσκευή θά είναι τοΰ τύπου πεπιε¬ 
σμένου άέρος άνοικτοΰ κυκλώματος. 

β) Η ικανοτης έναποθηκεύσεως τοΰ κυλίνδρου ή κυλίνδρων 
πεπιεσμένου άέρος οί όποιοι είναι ήρτημένοι είς τήν συσκευήν 
και φέρονται υπο τοΰ χρησιμοποιοΰντος ταύτην, θά είναι του¬ 
λάχιστον 1200 λιτρών (42 κυβ. ποδών) ελευθέρου άέρος. 

Οι κύλινδροι αποθηκεύσεως θά είναι κατεσκευασμενοι εκ 
καταλλήλου ύλικοΰ, αποτελεσματικού τύπου καί έπχρκοϋς 
αντοχής^ ώστε νά άντέχουν μέ επαρκή συντελεστήν ασφαλείας 
εις την εσωτερικήν πίεσιν τοΰ άέρος ύπό τήν οποίαν συνήθως 
λειτουργούν, έκαστος δέ κύλινδρος θά άντέχη είς δοκιμήν δι 
υδραυλικής πιεσεως δεόντως υπερβαινούσης τήν άνιοτατην 
πίεσιν εργασίας. 

Ύ) ®α προβλέπωνται μέσα διά τήν αυτόνομον ρύθμισιν της 
παροχής αερος πρός τον φέροντα τήν συσκευήν, ή οποία θα 
είναι σύμφωνος πρός τάς άπαιτήσεις τής αναπνοής αύτοϋ, εφ 
οσον ουτος αναπνεύση οίονδήποτε δγκον έλευθέρου άέρος,μ ε " 
ΧΡ^ ^ ^ ιτ Ρών (3 κυβ. ποδών) άνά λεπτόν κατά πάντα χρ ον ° ν 
καθ ον η πιεσις εντός τοΰ κυλίνδρου ή κυλίνδρων παροχή 
είναι άνω τών 150 λιμπρών άνά τετρ. δάκτυλον. Θά προβλε 
πωνται επίσης μέσα διά τήν επαφήν τών άκρων τών όδοντων 
αυτομάτου τροφοδοτήσεως άέρος. , 

„ , ζ Ρι ή το σύστημα τροφοδοτήσεως άέρος ύψηλής πιέσεως 
θα είναι ενσωματωμένου θλιβόμετρον μετά μή διαρηγνυ<Ψ ε ' 
νου , στομίου, ινα δύναται ό φέρων τήν συσκευήν νά αυαγ 1 
γνωσκη επ ευθείας καί εύχερώς τήν πίεσιν τοΰ άέρος ειζ τον 

τΡ βΤα°' τΐκ ° ν κ ^ νδ Ρ ον ύ κυλίνδρους. 

, 1 ' π Ρ°βλεπωνται μέσα ηχητικής προειδοποιήσεως 
φ-ροντος την συσκευήν οσάκις τό 80 % τής δυναμένης ν * Χί 5 ^ 
- · - λωθή· 


του 


σιμοποιηθή χωρητικότητος τής συςτκϊυής, κατανα 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ ΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


στ) Τό άνώτατον βάρος πάσης τοιαύτης συσκευής δέν θά 
είναι μεταλύτερον των 35 λιμπρών έξαιρουμένου του τυχόν 
υπάρχοντος σωσιβίου ρυματίου καθώς καί της τυχόν ύπαρ- 
χούσης σωσιβίου ζώνης ή έξαρτήσεως έφ’ δσον αύται δέν 
αποτελούν αναπόσπαστου τμήμα τής συσκευής. 

ζ) Λι’ έκάστην αυτόνομον άναπνευστικήν συσκευήν θά 
υπάρχουν άμοιβοί κύλινδροι πλήρως φορτισμένοι μέ συνολι¬ 
κήν αμοιβήν χωρητικότητα ελευθέρου άέρος τουλάχιστον 
2.400 λίτρων. 

Είδικιύτερον : 

(ι) Έφ’ δϋον τό ΐϊλοΐοΥφέρει 'πέύτε ή περισσο'τέρας τοιάύ- 
τας συοκευάς ή συνολική άμοιβός χωρητικότης άποθηκεύσεως 
τοΰ ελευθέρου άέρος δύναται νά μή υπερβαίνη τά 9.600 λίτρα 
(336 κυβ. πόδες). 

(ιι) Έφ’ δσον τό πλοΐον είναι έφωδιασμένον διά μέσων δι’ 
ών επαναφορτίζονται οί κύλινδροι, ύπό πλήρη πίεσιν, δι’ άέρος 
ελευθέρου εκ μολύνσεως, ή άμοιβός χωρητικότης άποθηκεύ¬ 
σεως των πλήρως φορτισμένων άμοιβών κυλίνδρων έκάστης 
συσκευής θά είναι τουλάχιστον 1.200 λίτρα (42 κυβ.πόδες) 
ελευθέρου άέρος, ή δέ συνολική άμοιβός χωρητικότης ελευ¬ 
θέρου άέρος θά δύναται νά μή υπερβαίνη τά 4.000 λίτρα 
(169 κυβ. πόδας). 

η) Μεθ’ έκάστης συσκευής θά τηρήται έγχειρίδιον οδηγιών 
καί τρόπου χρησιμοποιήσεως. 

Γενικά : 

α) Έκάστη άναπνευστική συσκευή θά είναι κατασκευα¬ 
σμένη εξ υλικών έχόντων επαρκή μηχανικήν αντοχήν, στε¬ 
ρεότητα καί άνθεκτικότητα εις φθοράν έκ θερμάνσεως ή έξ 
επαφής μέ τό ύδωρ, τά δέ υλικά ταϋτα θά είναι άνθεκτικά εις 
την πυρκαϊάν καί δέν θά επιτρέπουν τήν εντός του αναπνευ¬ 
στικού κυκλώματος εισβολήν καπνού ή χημικών άναθυμιάσεων 
«ι οποιαι πιθανόν ν’ άντιμετωπισθοϋν κατά τήν διάρκειαν τής 
εργασίας. Τό ύφασμα τό χρησιμοποιούμενον διά τήν κατα¬ 
σκευήν οιασδήποτε έξαρτήσεως, δι’ ής είναι έφωδιασμένη ή 
συσκευή, θά άντέχη εις τήν συστολήν. Τά εκτιθέμενα μεταλ¬ 
λικά τμήματα τής συσκευής, τής έξαρτήσεως καί τών έξαρ- 
τηματων θά είναι έξ ύλικοΰ, κατά τό πρακτικώς δυνατόν, 
ανθεκτικού είς τούς έκ τριβής σπινθηρισμούς. 


« β) Μεθ’ έκάστης άναπνευστικής συσκευής θά προβλέπεται 
ο ακολουθος έξοπλισμός : 

(ι) Εν πυρίμαχον σωσίβιον ρυμάτιον-σηματοδότης-μήκους 
κατα 10 τουλάχιστον πόδας μεγαλυτέρου τής άποστάσεως 
εκ του,ανοικτού καταστρώματος (μακράν οίουδήποτε στο¬ 
μίου κυτους η,θύρας) μέχρις οίουδήποτε τμήματος χώρου 
ενοιαιτησεως, υπηρετικού, φορτίου ή μηχανών. Τό ρυμάτιον 
, α ® ιν “ ι εκ σ υρματοσχοίνου κατεσκευασμένου έκ χαλκού ή 
επιψευδαργυρωμένου^χάλυβος μέ άντοχήν θραύσεως τούλά- 
χΐστον 1.120 λιμπρών, θα είναι δέ έπικεκαλυμμένον μέχρι 
περιφέρειας, τουλάχιστον 11/4 δακτύλων ύπό καννάβεως ή 
ετερου καλύμματος, ώστε νά παρέχη έπιφάνειαν, ή οποία 
θα δύναται να συγκρατήται στερεώς δταν είναι βεβρεγμένη. 

, (“,) Ζώνη άσφαλείας δυναμένη νά ρυθμίζηται, ή έξάρτησις 
εις την οποίαν θα είναι δυνατή ή, ύπό τοΰ φέροντας τήν συ¬ 
σκευήν προσώπου, στερεά προσάρτησις καί άπόστασις τοΰ 
9· εσ “ ε ^ικής πόρπης μετ’ ελατηρίου 

(8ΝΑΡ-ΗΟΟΚ). 


( αι )^Μεσα προς πρστασίαν έκ τοΰ καπνού τών όφθαλμών 
και τοΰ προσώπου τοΰ φέροντος τήν συσκευήν. 

(ιν)^Πλακες εκ καταλλήλου άλεξιπύρου ύλικοϋ φέρουσαι 
ευκρινώς αναγιγνωσκομενον Κώδικα Σημάτων πρός χρησι- 
μοποιησιν μεταξύ τοΰ φέροντος τήν συσκευήν καί τοΰ παρα- 
κολουθοΰντος αυτόν, μία τών οποίων θά είναι ήρτημένη επί 
τής ζώνης άσφαλείας ή τής έξαρτήσεως καί έτέρα προσδεδε- 
μενη εις την ελευθέραν άκραν τοΰ σωσιβίου ρυματίου, καί 

(ν) Δι έκάστην συσκευήν (πλήν τοΰ τύπου κράνους κα¬ 
πνού) έν ελαφροΰ βάρους κράνος άσφαλίεας μετά εσωτερικής 
προστατευτικής έπενδύσεως καί ρυθμιζομένου ύποσιαγώνου. 

γ) Έπί έκάστης άναπνευστικής συσκευής θά Ιχη σημανθή 
εύδιακρίτως τό όνομα τοΰ κατασκευαστοΰ ή πωλητοΰ καί τό 
έτος κατασκευής, θά άναγράφωνται επίσης έπ’ αυτής μονί- 
μως καί εύδιακρίτως είς τήν Ελληνικήν γλώσσαν όδηγίαι 
περί τοΰ τρόπου χειρισμού της. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. 


α/α 


’Άρθρον 56 Κανονισμού 
ΠΙΝΑΞ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΕΠΙ Ε/Γ ΠΛΟΙΩΝ 

Χώροι . Είδος Αριθμός πυροσβεστήρων καί θέσεις αυτών, 

πυρ/ρων 


ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΧΩΡΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΙΚΟΙ 
Ιέφυρα ή Σταθμός ελέγχου πυρ- Α-ΙΙ, Β-ΙΙ (α) Εις (1) έξ έκάστου είδους έπί πλοίων χωρ/τητος άνω τών 
καϊάς 1000 κοχ. 

Ο-ΙΙ 

Ο-ΙΙ 


^ήίμακες -Ανελκυστήρες — 

' διάδρομοι έπικοινωνίας Α-ΙΙ 


4· Σταθμοί έπιβιβάσεως είς σωσιβ. λέμ- 

, β° υ ?· 

"· διαμέρισμα Α/Τ Ο-ΙΙ 

Δωματια-Χώροι ύγιεινής-μεμωνωμέ- 
η Κχ οθήκαι τροφίμων-κ.λπ. — 

ί ραφεϊα-μεμονωμέναι ίματιοθήκαι 
^ κοα Ρ ε ρ.ονωμέναι άποθήκαι 
· Κοινόχρηστοι χώροι παραμονής (έ- 
στ ιατορια, σαλόνια κ.λπ. ) Α-ΙΙ 


(β) Εις (1) έπί πλοίων χωρ/τος κάτω τών 1000 κοχ. μή έκτε- 
λούντων διεθνείς πλόας. 

Δέν απαιτείται. 

Εις (1) τουλάχιστον είς έκαστον κύριον διάδρομον έκάστης πυρι¬ 
μάχου κατακορύφου κυρίας ζώνης ή στεγανού διαμερίσματος. Οΐ 
εντός, έκάστου στεγανού διαμερίσματος πυροσβεστήρες δέν θά είναι 
όλιγώτεροι τών δύο (2). 

Δέν απαιτείται. 

Είς (1) πλησίον τής εξόδου. 

Δέν άπαιτεΐται. 

Δέν άπαιτεΐται. 

(α) Είς (1) διά κάθε 1500 τετρ. πόδας (150μ2) ή κλάσμα αύτοΰ, 
πλησίον τών έξόδων. 

(β) Οί έν λόγω πυροσβεστήρες, δέν θά είναι όλιγώτεροι τών δύο 
(2) διά τούς άνω τών 800 τ. ποδών (80μ2) χώρους. 

(γ) Είς χώρους έμβαδοΰ μικροτέρου τών 300 τ. ποδών (30μ2) 
δέν άπαιτεΐται. 
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Α/Α 


Χώρος 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 

Είδος πυρ/ρων Αριθμός πυροσβεστήρων καί θέσεις αυτών. 


9. Ανοικτά καταστρώματα ή περίφρα¬ 


κτα περίπατου 
10. Μαγειρεία 


Β-ΙΙ ή 
Ο-ΙΙ 


11. Κύριαι άποθήκαι Α-ΙΙ 

12. Αίθουσα κινηματογράφου καί δωμάτια 


Δεν απαιτείται. 

(α) Εις (1) τουλάχιστον. 

(β) Έφ’ όσον ή επιφάνεια υπερβαίνει τούς 500 τ. πόδας (50υΜ 
θά προβλέπωνται δύο (2). μ ' 

Είς (1) διά κάθε 1500 τ. πόδας (150μ2) ή κλάσμα αότοΰ ιλησίον 
των εξόδων. 


μηχανών προβολής ταινιών. 


Ο-ΙΙ 

Α-ΙΙ 


13. Άποθήκαι Ναυκλήρου 

14. Απρόσιτα ταχυδρομεΐα-άποσκευαί 
Χρηματοκιβώτια καί άποθήκαι. — 

15. Προσιτά Ταχυδρομεία-άποσκευαί- 
χρηματοκιβώτια-άποθήκαι-κύριαι ά- Α-ΙΙ 
ποθήκαι. 

16. Ψυκτικοί θάλαμοι Α-ΙΙ 

17. Ξυλουργεΐον -Άποθήκαι Θαλαμηπό- 
λου-Φωτογραφεΐον-Τυπογραφεΐον- Α-ΙΙ 
Καταστήματα κ.λπ. 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ - ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ 


Εις (1) παρ’ έκάστην έξοδον αιθούσης κινηματαγράφου καί δωμα¬ 
τίου μηχανών ταινιών προβολής. 

Είς (1) τουλάχιστον παρά την έξοδον έκάστης αποθήκης. 


Δεν απαιτείται. 

•Εις (1) διά κάθε 1500 τ. πόδας (150μ2) η κλάσμα αότοΰ πλησίον 
των εξόδων έσωτερικώς ή έξωτερικώς τών χώρων. 

Ομοίως ως ανωτέρω άλλά έξωτερικώς τών χώρων. 

Εις (1) έξωθι του χώρου πλησίον τής εξόδου. 


18. Άνθρακολέβητες — 

19. Πετρελαιολέβητες : Β-ΙΙ 

Κύρια ή βοηθητικά ή μηχανήματα ΒΆ 
προπαρασκευής καύσεως πετρελαίου 


20. Μηχαναί εσωτερικής καύσεως-άτ- Β-ΙΙ 
μοστρόβιλοι άτμομηχαναί περίκλει¬ 
στοι. 


Β-ΙΙΙ 


Δέν απαιτείται. 

Εις (1) ανα^ λέβητα καί ούχί όλιγώτεροι τών 2. 

(α) Απαιτείται εις (1). 

(β) Επι πλοίων μη εκτελούντων διεθνείς πλόας δύναται νά άντι- 
κατασταθή^ο εις Β- V δι ενός Β-ΙΙΙ έφ’ δσον ό χώρος τούτοι: προ¬ 
στατεύεται δια μονίμου συστήματος κατασβέσεως πυρκαϊας. 
(α) Εις δια κάθε 1000 ΒΗΡ ή κλάσμα αυτής άλλά οόχί όλιγώτερο 
των δυο, ουδέ θα απαιτώνται περισσότεροι τών εξ. 

(β) Εις πλοία εκτελουντα έσωτ. πλόας : 

(ι) μήκους 20 - 33 μ. θά φέρωνται πέντε τουλάχιστον, 

('-ι) μήκους, κάτω τών 20 μ. θά φέρωνται τρεις τούλά)· στον, 
(α) Απαιτείται είς. 

(β) Εαν υφισταται βοηθητικός λέβης λειτουργών διά καύσεως πε¬ 
τρελαίου, ο πυροσβεστηρ Β-Υ άπαιτούμενος είς την προ ' ; γοι>- 
μενην παράγραφον δύναται νά αντικαθίσταται. 

(γ) Εις πλοία εκτελουντα πλόας έσωτερικοΰ μήκους κάτω τών 33μ· 
δέν απαιτείται. 

Εις δια κάθε κινητήρα ή γεννήτρια. 

Είς εξωθι του χώρου, πλησίον τής έξόδου. 

Ομοίως ώς ανωτέρω. 

Δέν απαιτείται. 

Δέν απαιτείται. 

ΧΩΡΟΙ ΦΟΡΤΙΟΤ 


21. Ηλεκτροκινητήρες προώσεως-ήλε- 

κτρογεννήτριαι ανοικτού τύπου. Ο-ΙΙ 

22. Βοηθητικοί χώροι μηχανών έσωτ. καύ¬ 
σεως ή ατμοστροβίλων Β-ΙΙ 

23. ^Βοηθητικοί χώροι ηλεκτροκινητήρων 
άνάγκης ή ήλεκτρογεννητρίας ανάγκης Ο-ΙΙ 

24. Βοηθητικοί χώροι άτμοϋ __ 

25. Βοηθητικοί χώροι δεξαμενών καυ¬ 
σίμων. _ 

26. Απρόσιτοι χώροι διαρκοΰντος του 

ταξιδιού. _ 

27. Προσιτοί χώροι διαρκοΰντος του τα¬ 
ξιδιού. 

28. Χώροι όχημάτων κλειστού τύπου Ε/Γ 

πλοίων καλυπτόμενοι ύπό μονίμου συ¬ 
στήματος κατασβ. πυρκαϊας Β-ΙΙ 

■®°* γ;“Ρ 01 · οχημάτων κλασσικού τύπου 
Ε/Γ πλοίων μη καλυπτόμενοι ύπό Β-ΙΙ 
μονίμου συστήματος κατασβέσεως 
πυρκαϊας. Β- ΠΙ 

ου. Δεςαμεναι φορτίου 

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ : 

δεικνύουν^^^πι^^^π^^σ^εε^ρ^^ώς 1 άκ^^ως^ Ύράμμ * τα είς στ ^ «ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ» 

: ν Κ οντ«^!άποσΐ3 κ ίΓ *°?7 ύλικών, ένθα ή κατάσβεσις καί ή ψϋξις, έπιτυγχά- 

ηΒ } στιαίας συνθέσεως αύτοώ ^ ° Μλυμχτος πε Ρ^χοντος μεγάλην ποσότητα βδατος έπίτής έκατο- 

” ’ μαΤοΤ5ναι ς άναγϊαία.*^ εύφλέκτων ύ ™ ών ’ λιπαντικών κ.τ.λ. ένθα ή έπικάλυψις διά στρώ' 

μή άγωγίμων μέσων καίασβέ^ως^^^ εγκαταστάσει «> |νθα άναγκαία ή χρησιμοποιεί 


Δέν απαιτείται. 

Εις διά κάθε 1200 τ. πόδας (120μ2). 

Εις διά κάθε 1200 τ. πόδας (120μ2). 

Εις διά κάθε 1200 τ. πόδας (120μ2). 

Εις διά κάθε χώρον. 

Δέν απαιτείται. 
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II. (°0 Ενθα εν, τώ παροντι ,Παραρτηματι απαντώνται λατινικοί αριθμοί, συνοδεύοντες τά γράμματα τής όπερθεν 1 
παρα ράφοΰ, προσδιορίζουν τα μεγεθη των πυροσβεστήρων, τά όποια αρχίζουν από τοϋ άριθμοΰ «II» διά τά μικρότερα έως 
τοϋ οοιθμοϋ «V» διά τά μεγαλύτερα μεγέθη. 

(β) Μέγεθος «II» αφόρα,εις φορητούς πυροσβεστήρας, μεγέθη «III», «IV» και «V», αφορούν εις ήμιφορητούς πυρο- 
σβεο ιρας, οι οποίοι^ συνοδεύονται υπο καταλλήλου ευκάμπτου σωλήνος. καί άκροφυσίου ή ετέρων πρακτικών μέσων, 
οδτα ώστε άπαντα τα Τμήματα τοΰ χώρου, δι’ δν προορίζονται, δύνανται νά καλύπτωνται. 

(γ) Παραδείγματα των βαθμολογημένων μεγεθών, διά τινας φορητούς καί ήμ,ιφορητούς πυροσβεστήρας έμφαίνον- 
ται ε’ς τον κατωτέρω παρατιθέμενον πίνακα (I). 

.... · ■ , & { ΠΙΝΑΞ I 


Χάρο ιτηριστικά 

πυροσβεστηρος 

Είδος καί βάρος περιεχομένου μέσου κατασβέσεως 


" υπος 

Μέγεθος 

"Υδωρ είς γαλόνια 

Άφρός είς γαλόνια 

Διοξείδιον τοΰ άν- 

Ξηρά κόνις 





θρακος είς λίμπρας 

είς λίμπρας 

Α 

II 

2 ι/ 2 

2% 



Β 

II 


2 % 

15 

10 

Β 

III 


10 

35 

20 

Β 

IV 


20 

50 

30 

Β 

V 


30 

100 

50 

α 

II 



15 

10 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. 

Άρθρον 56 Κανονισμού 

ΠΙΝΑΞ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΕΠΙ Φ/Γ ΠΛΟΙΩΝ 

Α/Α Χώροι Είδος "Αριθμός πυροσβεστήρων καί θέσεις αυτών. 

πυρ/ρων _ 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥΟίΩΡΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΙΚΟΙ 


1. I έφυρα ή σταθμός έλέγχου πυρ- 

> '.ϊάς Ο-ΙΙ 

2. ' λίμακες - ανελκυστήρες — 

3. ιάδρομοι έπικοινωνίας Α-ΙΙ 


Εις. 

Δεν απαιτείται. 

ΕΙς εις έκαστον κύριον διάρδομον καλύπτων επιφάνειαν μέχρι 150 τ. 
ποδών (15μ2). 


1· :αθμοί έπιβιβάσεως εις σωσιβ. 

1 εμβους. — 

5· -.αμέρισμα Α/Τ Ο-ΙΙ 

6· -ωμάτία-Χώροι υγιεινής Κοινόχρη- 
■ τοι χώροι-Γραφεϊα-Τματιοθήκαι- 
Ιεμονωμέναι άποθήκαι καί άποθήκαι 
' ροφίμων-άνοικτά καταστρώματα. 

7· ίαγειρεΐα Β-ΙΙ ή 

Ο-ΙΙ 

8· Ιποθήκαι Ναυκλήρου Β-ΙΙ 

9· Αροσιτά ταχυδρομεΐα-άποσκευαί- Α-ΙΙ 
'-ρηματοκιβώτια-άποθήκαι. 

^0. ειυλουργεϊον καί παρόμοιοι χώροι Α-ΙΙ 


Δεν απαιτείται. 

ΕΙς πλησίον της έξόδου. 


Δέν απαιτείται. 

(α) Εις τουλάχιστον. 

(β) Έφ’ όσον ή επιφάνεια υπερβαίνει τούς 500 τ. πόδας (50 μ2) 
θά προβλέπωνται δύο. 

Εις έξωτερικώς τοϋ χώρου πλησίον τής έξόδου. 

Εις διά κάθε 1500 τ. πόδας (150 μ2) ή κλάσμα αύτοΰ πλησίον των 
εξόδων έσωτερικώς ή έξωτερικώς των χώρων. 

ΕΙς έξωτερικώς τών χώρων πλησίον τής έξόδου. 


ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ - ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ 


Άνθρακολέβητες — 

12. Ηετρελαιολέβητες : Β-ΙΙ 

Κύριοι ή βοηθητικοί ή μηχανήματα 
π ροπαρασκευής καύσεως πετρελαίου. 

Β-ΙΙΙ 


Β-Υ 


Δέν άπαιτεΐται. 

(α) "Απαιτούνται δύο τουλάχιστον. 

(β) Είς πλοία έσωτ. κάτω τών 7μ. άπαιτεΐται εις. 

(α) "Απαιτεΐται εις έφ’ δσον οί έντός τοϋ χώρου τούτου καυστήρες 
είναι πέντε καί άνω. ^ = 

(β) Έφ’όσον οί έντός τοΰ χώρου τούτου καυστήρες είναι όλιγώ- 
τεροι τών πέντε, άπαιτεΐται δι’ έκαστον καυστήρα εις πυρο- 
σβεστήρ τύπου Β-ΙΙ. 

(γ) Είς πλοία κάτω τών 500 κοχ. δέν άπαιτεΐται. 

ΕΙς διά πλοία άπό 500 - 1000 κοχ. έφ’ όσον φέρουν μόνιμον σύστη¬ 
μα κατασβέσεως δι’ άτμοΰ καί ή έγκατάστασις ταύτη τροφοδοτείται 
δι’ άτμοΰ έξ ύδραυλωτοϋ λεβητος. 
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Χώροι 


είδος πυρ/ρων Αριθμός πυροσβεστήρων και θέσεις αυτών. 


13. Μηχαναι εσωτερικής καύσεως ή ατ¬ 
μοστρόβιλοι ή περίκλειστοι άτμο- Β-ΙΙ 
μηχαναι 


(α) Εις διά κάθε 1000 Β.Η.Ρ. ή κλάσματος αυτής άλλα δεν θ« 
άπαιτοΰνται περισσότεροι των έ'ξ, ουδέ θά είναι αλιγώτεροι 
των δύο. 

(β) Είς πλοία εσωτερικού κάτω των 500 κοχ. απαιτείται εις άνά 
100 ΒΗΡ ή κλάσματος αύτής αλλά δεν θά άπαιτοΰνται περισ¬ 
σότεροι των εξ. 

(γ) Είς πλοία έσωτ. κάτω των 150 κοχ. άπαιτοΰνται : 

(ι) Εις διά τά κάτω των 7 μ. μήκους. 

(ιι) Δύο διά τά άνω των 7 μ. μήκους. 

(α) Απαιτείται εις. 

(β) Είς πλοία κάτω των 500 κοχ. δύναται οδτος νά άντικαταστήσι; 
τούς πέραν των δύο τύπου Β-ΙΙ άπαιτουμένους λόγω ίπποδυ'- 
νάμεως. 

(γ) Είς πλοία 500 - 1000 κοχ. έκτελοΰντα πλόας εσωτερικού δεν 
απαιτείται εφ’ οσον ή συνολική ίπποδύναμις των μηχανών είναι 
μικροτέρα των 250 ΒΗΡ. 

Είς (1) δ ιά κάθε κινητήρα ή γεννήτρια. 

Είς (1) έξωτερικώς του χώρου, πλησίον τής εξόδου. 


14. Ηλεκτροκινητήρες προώσεως ή γεν¬ 
νήτριες ανοικτού τύπου. Ο-ΙΙ Εις (1) διά κάθε κινητήρα ή γεννήτρια. 

15. Βοηθητικοί χώροι μηχανών έσωτερι- 

κής καύσεως η αεριοστροβιλων Β-ΙΙ Είς (1) έξωτερικώς του χώρου, πλησίον τής εξόδου. 

16. Βοηθητικοί χώροι ήλεκτροκινητήρων 
ανάγκης ή ηλεκτρογεννήτριας ά- 

. ( , Ο ΙΙ Είς (1) έξωτερικώς του χώρου πλησίον τής εξόδου. 

1 /. Βοηθητικοί χώροι ατμοΰ — Δεν απαιτείται. 

18. Βοηθητικοί χώροι δεξαμενών καυσί- 

Η· ου · — Δεν απαιτείται. 

ΧΩΡΟΙ ΦΟΡΤΙΟΥ 

19. Απρόσιτοι χώροι διαρκοΰντος του τα¬ 

ξιδιού περιλαμβανομένων καί των δε¬ 
ξαμενών^ φορτίου. ^ -— Δεν απαιτείται. 

20. Προσιτοι χώροι διαρκοΰντος τοΰ τα- 

^ !,ου — Δεν άπαιτεΐται. 

ΣΗΜΕΙΣΩΣΙΣ 

( I. "Ενθα εν τω παρόντι Παραρτήματι, άπαντώνται γράμματα, είς την στήλην «ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ», κατα¬ 
δεικνύουν τον τύπον του πυροσβεστήρος ώς ακολούθως : 

<ι · ν> ' ' Κατάλληλος διά πυρκαϊάς κοινών καιομένων υλικών, ένθα ή κατάσβεσις καί ή ψϋξις, επιτυγχά¬ 

νονται ια ποσοτητος υδατος ή διαλύματος περιέχοντος μεγάλην ποσότητα ύδατος επί της 
κατοστιαιας συνθέσεως αύτοΰ. 

’ ’’ Κατάλληλος διά πυρκαϊάς εόφλέκτων υγρών, λιπαντικών κ.τ.λ. ένθα ή έπικάλυψις διά στρώματος 

είναι αναγκαία. 

Κοωαλληλος δια πυρκαϊας εις ηλεκτρικας εγκαταστάσεις ένθα είναι άνακγαία ή χρησιμοποίησή 
μή αγώγιμων μέσων κατασβέσεως. 

παοαγοά:ωοιι ^ άπαντώνται Λατινικοί αριθμοί, συνοδεύοντες τα γράμματα της ΰπερθεν (1) 

μ μ ; γ αΐτ™; **£ «»» “ “ 

ρας οί^όποϊοίσυνοδεύόν'ω 0 ^. 2 ^ ηιροαβεστηρας, μεγεθη III, IV, καί V, άφοροΰν είς ήμιφορητούς πυροεβτετί' 

άπαντα τά * ·*» —» ^ — ** 

είς τ4ί ϊ Ι™£ 8 Υϊα“^Γ±! μ :& ί,ων ***** »“ ****** ποροοβεοτήρας, ***** 


εις τον κατωτέρω παρατιθέμενον πίνακα. 


Χαρακτηριστικά πυροσβεστήρος 


Τύπος 


ΠΙΝΑΞ 

Είδος και βάρος περιεχομένου μέσου κατασβέσεως. 


Μέγεθος 


Τδωρ εις γαλόνια Άφρός είς γαλόνια Διοξείδιον τοΰ άν- Ξηρά κόνις 

θρακος είς λίμπρας είς λίμπρας 


2 Υ 2 

15 

10 

10 

35 

20 

20 

50 

30 

30 

100 

50 


15 

10 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ 


ΕΚ ΤΟΥ ΕΟΝΙΚΟΥ 


ΤΫΠίόΓΡΛ*®^ 



